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Interconectado de la República Dominicana, Inc. 

OC-2020-000215 

Santo Domingo, 25 de febrero de 2020 

Señor: 

César A. Prieto 

Superintendente de Electricidad 
Superintendencia de Electricidad (SIE) 

Ciudad.- 

Asunto: "FE DE ERRATA" (Cambio en la proporción de la generación neta de energía producida por tipo 

de combustible, demanda máxima y en los indicadores de calidad de frecuencia). 

Informe Anual de Operaciones y Transacciones Económicas año 2019. 

Referencia: Comunicación OC-2019-000190 de fecha 14 de febrero de 2020. 

Distinguido Ing. César A. Prieto: 

En atención a lo señalado en el Artículo 187, del Reglamento para la Aplicación de la Ley General de Electricidad, 
dictado por el Decreto N° 555-02, y sus modificaciones (el Reglamento), cumplimos en enviarle el Informe de las 
Condiciones de Operación del SENI y de las Transacciones Económicas y Precios del Mercado Spot correspondiente 
al año 2019, actualizado con lo indicado en el anexo, cuyas conclusiones más importantes son las siguientes: 

La energía abastecida neta en el 2019 fue de 17,411.50 GWh lo que representa un incremento de 10.89% 
(equivalente a 1,709.82 GWh) en relación al año 2018. 

Para el 2019 la generación neta de energía fue producida 1 en un 32.2% con fuel oíl #6, el gas natural tuvo una 
participación de 23.5%, seguido del carbón con un 19.7%; el carbón presenta un aumento de un 7.6% con relación 
al año 2018,^debido al ingreso al SENI de las centrales de Punta Catalina. La generación hidroeléctrica tuvo una 
participación 2 de un 5.6%, mostrando una disminución de un 5.2% con respecto a su producción del 2018. 

Para el 2019, la máxima demanda de energía diaria ocurrió el 16 de septiembre correspondiendo a un valor de 
59.7 GWh. La máxima generación horaria neta ocurrió el día 27 de agosto, en el período 21, alcanzando un valor 
de 2,531.74 MW. La máxima generación horaria bruta registrada en los sistemas de operación en tiempo real 
ocurrió el día 28 de agosto, en el período 20, alcanzó un valor de 2,768.94 MW 3 . 


Con relación a los indicadores de la calidad de la frecuencia en el año 2019, la frecuencia se mantuvo dentro del 
rango de 6010.25 Hz el 98.88% del tiempo, fue inferior en un 4 0.59% respecto del valor obtenido en el 2018. En el 
rango de 6010.15 Hz la frecuencia se mantuvo un 92.34% del tiempo no alcanzando la meta normativa de 99.0%, 
estuvo en un 2.40% Hz por debajo 5 del valor obtenido en el 2018. 

Se verifican mejoras en la calidad de la frecuencia producto del trabajo colaborativo, la coordinación, el 
seguimiento y el ajuste continuo de las unidades que ofrecen el Servicio de Regulación Primaria de Frecuencia,'así 
como el incremento y coordinación de las unidades que prestan el servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia 
de forma automática y a una mejor coordinación en la Operación en Tiempo Real. 

1 En la comunicación anterior se reportó un 32.3%. 

2 En la comunicación anterior se reportó un 5.3%. 

3 Fue actualizado el párrafo completo. 

4 En la comunicación anterior se reportó un 0.52%. 

5 En la comunicación anterior se reportó un 2.36%. 
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La calidad del voltaje promedio para el 2019, se representa por el porcentaje de tiempo de cumplimiento de este 
parámetro dentro de la franja normada. Quedó a nivel de 345 kV en un 100%, un 1% mayor que el año anterior, 
mientras que el nivel de 138 kV en un 96.6% y en el nivel de 69 kV un 95.7%, lo cual representa una disminución de 
un 1.3% y 2.6% en los niveles de tensión de 138 kV y 69 kV respecto al 2018. 

En el 2019 se programaron 950 mantenimientos en frío en la red de transmisión y se ejecutaron 819 lo que 
representa un 86.2% del total de mantenimiento. 

En el año 2019 ocurrieron 173 eventos en el SENI, de los cuales 101 eventos corresponden a equipos de 
generación; 40 eventos a equipos de transmisión que involucran líneas de transmisión de 138 kV, o 69 kV con 
magnitud "N-2 o mayor"; 19 eventos relevantes relacionados con fallas en líneas de transmisión de 345 kV, 138 kV, 
o 69 kV con magnitud "N-l"; 13 eventos relevantes corresponden a transformadores 138/69 kV o 345/138 kV. 

Las Transacciones Económicas en el Mercado Spot ascendieron a MMRD$62,164.31. La composición se muestra en 
la siguiente tabla: 

Tabla 1. Composición de las Transacciones Económicas en el Mercado Spot en el año 2019. 


Composición de las Transacciones Económicas en el Mercado Spot 


Valorización [Millones de RD$] 

UNIDAD 

2018 

ANO 

2019 

VARIACIÓN ■ 

% INDICADOR | •; 

Transacciones de Energía 

[RD$] 

43,406.15 

43,187.50 

-0.50% 


Transacciones de Potencia 

|RD$] 

8,256.45 

8,984.00 

8.81% 

t 

Pago Derecho Conexión 

[RD$] 

4,162.48 

4,535.96 

8.97% 

t 

Transferencia por Derecho Conexión 

[RD$] 

2,788.04 

2,979.65 

6.87% 

t 

Compensación por Regulación Frecuencia 

[RD$] 

1,202.27 

1,538.79 

27.99% 

t 

Compensación por Despacho Forzado 

[RD$] 

472.82 

839.84 

77.63% 

t 

Compensación por Desvío 

(RD$J 

109.04 

98.56 

-9.61% 


Total 

[RD$) 

60,397.25 

62,164.31 

2.93% 

t 


disposición para atender cualquier consulta al respecto. 


SIE 

Anexo: OC-GG-14-IAOTE-2002-200214.V1 

Correcciones en Informe Anual 2019. 


Con afectos de alta consideración y estima quedamos a su 
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CORRECCIONES REALIZADAS AL INFORME ANUAL DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES 

ECONÓMICAS DELAÑO 2019 


No. 

Capitulo 

Ubicación del cambio 

Observación 

Comentario 

1 

3.- Características del 

SENI 

Punto 3.1 Generación 

Texto de inicio, 
generación total 

del SENI 

Solo el valor 

presentado en 
segunda línea, el 

resto del texto 

sigue igual. 

2 

3.- Características del 

SENI 

Punto 3.1 Generación 

Tablas 2, 3 y 4 

Se actualizó el 

valor de la 

central Monte 

Río 

3 

4.- Operación del SENI 

Figura 5, valores para 
Hidroeléctrica, meses 
julio, agosto y 
septiembre 

Los valores de tres 

de las centrales no 
fueron captados 
en los totales por 

mes 


3 

4.- Operación del SENI 

Figura 6, valores para 
Hidroeléctrica, meses 
julio, agosto y 
septiembre 

Debido al cambio 
del punto anterior 
varían los valores 

para 

Hidroeléctrica 

Por ser valores 

porcentuales, al 
cambiar una 

hilera, cambian 

varios de los 

valores en los 

mismos meses 

para otras 
tecnologías 

4 

4.- Operación del SENI 

Figura 7, valores de 
todas las tecnologías 
cambian, a excepción de 

a solar. 


Por ser valores 

porcentuales, al 

cambiar los 

valores de las 

hidro, cambian 

varios de los 

valores para las 
otras tecnologías, 
pues se refiere 
al porcentaje 
total 

5 

4.- Operación del SENI F 

: igura 8, valores para 

Guarda 

Por ser valores 


F 

lidroeléctrica, meses 

coherencia con la 

porcentuales, al 

I 

i 1 

ulio, agosto y 

figura 5, en este 

cambiar una 



























No. 

Capitulo 

Ubicación del cambio 

Observación 

Comentario 



septiembre 

caso cambia a la 
clasificación por 
fuente primaria de 
energía. 

hilera, cambian 

varios de los 

valores en los 

mismos meses 

para otras 

fuentes de 

generación 

6 

4.- Operación del SENI 

Figura 9, valores para 
Hidroeléctrica, meses 
julio, agosto y 
septiembre 

Debido al cambio 
del punto anterior 
varían los valores 

para 

Hidroeléctrica 

Por ser valores 

porcentuales, al 

cambiar una 

hilera, cambian 

varios de los 

valores en los 

mismos meses 

para otras 

fuentes de 

generación 

7 

4.- Operación del SENI 

Figura 10, 

Valor de la 

fuente de energía 
dominante 

cambia, por tener 
mayor peso en el 
cálculo porcentual 
de participación. 


8 

. 

6.-Estadísticas anuales 

Tabla No. 33 

Cambio al revisar 
la potencia bruta 
de la Central 

Monte Rio. 

Este valor 

conservaba error 

desde el inicio de 

operaciones de 

dicha central. Los 

cambios afectan 

a tres Agentes 
que han tenido la 
propiedad de 

esta central. 

(Monte Río, 

PVDCy Lear 
Investments) 






























No. 

Capítulo 

Ubicación del cambio 

Observación 

Comentario 

9 

6.-Estadísticas anuales 

Tabla 34 

Cambios 

derivados del 

cambio anterior. 

Además de 

completar dato 
faltante referido a 
las tecnologías TG, 
TV y solar. 
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EL ORGANISMO COORDINADOR 


CREACIÓN 


El Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC) fue creado el 29 de octubre de 1998, 
mediante la Resolución N° 235 de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, que estableció el marco 
regulatorio de operación del subsector eléctrico, para coordinar la operación de las instalaciones de las empresas de 
generación, transmisión y distribución de electricidad que pertenecen al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado 
(SENI) de la República Dominicana. 

Posteriormente, la Ley General de Electricidad No. 125-01, promulgada el 26 de julio del año 2001, estableció que las 
empresas eléctricas de generación, transmisión, distribución y comercialización, así como los auto productores y 
cogeneradores que venden sus excedentes a través del SENI, deben coordinar la operación de sus instalaciones para 
prestar el mejor servicio al mínimo costo y que para ello deben constituir e integrar un organismo que coordine la 
operación de los sistemas de generación, transmisión, distribución y comercialización en el SENI, denominado 
Organismo Coordinador (OC). 

El Reglamento para la Aplicación de la Ley General de Electricidad, emitido mediante Decreto N* 555-02 del 19 de 
julio de 2002, y modificado por los Decretos N° 749-02 y N‘ 494-07, reglamenta las funciones del OC y establece que 
debe estar constituido, a los fines de obtener personalidad jurídica propia, como una asociación sin fines de lucro. 

CONSTITUCIÓN LEGAL 

El 30 de abril de 2008 se realizó la Asamblea Constitutiva a partir de la cual se declaró constituido el Organismo 
Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la República Dominicana, de acuerdo a los términos 
establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley General de Electricidad. 

Posteriormente, la Resolución No.34 del 11 de junio de 2008 de la Procuraduría General de la República aprobó su 
incorporación como institución sin fines de lucro, de conformidad con la Ley de Regulación y Fomento de 
Asociaciones Sin Fines de Lucro No.122-05 del 8 de abril 2005. 


VISIÓN 

Ser reconocida en el sector eléctrico latinoamericano como una institución de excelencia operacional. 

MISIÓN 

Planificar y coordinar la operación del sistema eléctrico nacional Interconectado para un abastecimiento de energía 
seguro, a mínimo costo y determinar las transacciones económicas, conforme a la normativa, con una organización 
interdependiente y uso efectivo de los recursos. 
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VALORES 

El OC-SENI ejerce sus funciones en apego a los siguientes valores núcleo: 

© Vocación de Servicio 
© Integridad 
© Compromiso 
© Transparencia 


POLÍTICA DE LA CALIDAD 

Estamos comprometidos con la planificación y coordinación de la operación, así como la determinación de las 
transacciones económicas del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la República Dominicana, de manera que 
cumplan o excedan las expectativas de nuestros clientes, atendiendo sus necesidades y requerimientos a través de: 

o El mejoramiento continúo del Sistema de Gestión de la Calidad, 
o El cumplimiento de la legislación y normativa aplicable. 

« La gestión de los recursos necesarios para asegurar el funcionamiento de sus operaciones. 

« El aseguramiento de personal competente. 


AGENTES ASOCIADOS DEL OC 

Al 31 de diciembre de 2019 el Organismo Coordinador (OC) está integrado por las siguientes empresas agrupadas en 
cuatro bloques que se distinguen a continuación. 

BLOQUE DE EMPRESAS ELÉCTRICAS DE GENERACIÓN PRIVADA 

« AES ANDRÉS DR (AES ANDRÉS) 

o COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S. A. (CEPP) 
o DOMINICAN POWER PARTNERS (DPP) 
o GENERADORA PALAMARA - LA VEGA, S.A. (GPLV) 
o EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE HAINA, S. A. (EGE-HAINA) 

» EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S. A. (EGE-ITABO) 

® CONSORCIO LA ELECTRICIDAD DE SANTIAGO, LTD. (LAESA) 
o LOS ORÍGENES POWER PLANT, SRL 

o COMPLEJO METALÚRGICO DOMINICANO, C. POR A. (METALDOM) 

« PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORPORATION, S. A. (PVDC) 

• TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD. (SEABOARD) 
o MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD. (MONTE RIO) 

• BERSAL, S. A. (BERSAL) 

o ELECTRONIC J.R.C., S.R.L. 

« GENERADORA SAN FELIPE, LTD. 
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O LEAR INVESTMENT, S.A. 
o SAN PEDRO BIO ENERGY, SRL. 

o AGUA CLARA S.A.S. (A partir del 1ro. de diciembre del 2019 se ejecutó el cambio de nombre de la empresa 
IC POWER DR OPERATIONS). 

« MONTE CRISTI SOLAR FV S.A.S. 
o EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.L. 

. PARQUES EÓLICOS DEL CARIBE, S.A. 

« GRUPO EÓLICO DOMINICANO, S.A. 

BLOQUE DE EMPRESAS ELÉCTRICAS DE GENERACIÓN ESTATAL 

« EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA (EGEHID). 
o CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE). 

En atención al Acta de Asamblea General Ordinaria Anual, de fecha 24 de abril de 2019, se ratificó la solicitud de 
afiliación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) como Miembro Asociado a este 
Organismo Coordinador, formando parte del Bloque de Empresas Eléctricas de Generación Estatal. 

BLOQUE DE TRANSMISIÓN 

. EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED) 

BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN 

O EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE) 

« EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE) 

« EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR) 

« COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (LUZ Y FUERZA) 

« EL PROGRESO DEL LIMÓN, SRL (EL LIMÓN) 

Al 31 de diciembre de 2019, solo se cuenta con un IPP interconectado al SENI, la Compañía de Electricidad de San 
Pedro de Macorís (CESPM), cuya gestión comercial se realiza a través de la Corporación Dominicana de Empresas 
Eléctricas Estatales (CDEEE). 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 


ASAMBLEA 

La Asamblea General está Integrada por los Asociados o sus representantes, en la proporción y mediante las 
formalidades requeridas por los Estatutos y las Leyes. En la Asamblea General se toman acuerdos y decisiones sobre 
temas de interés común. 

CONSEJO DE COORDINACIÓN 

Es la autoridad máxima del OC y tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las disposiciones y 
funciones que establece la Normativa que regula al sector eléctrico. 

El Consejo de Coordinación (CCOC), está conformado por: 

© Un representante de la Superintendencia de Electricidad (SIE) que lo preside; 
o Un representante del Bloque de Empresas Eléctricas de Generación Privada; 
o Un representante del Bloque de Empresas Eléctricas de Generación Estatal; 

© Un representante del Bloque de Transmisión y 
o Un representante del Bloque de Distribución. 


Tabla 1. Miembros del Consejo de Coordinación durante el año 2019. 


mm NOMBRE 

JMK CARGO 

INICIO 

I TÉRMINO 

César Prieto 

Representante de la SIE 1 

x Sep-2016 

(Presidente) 

Permanece a Dic-2019 

Daniel Ramírez 

Representante suplente de la 

SIE 

Ago-2010 

Permanece a Dic-2019 

Nelson Carbonell 

Representante suplente de la 

SIE 

Jun-2005 

Permanece a Dic-2019 

Félix Calvo 

Representante del Bloque de 
Empresas Eléctricas de 
Generación Privada 

Nov-2017 

Permanece a Jul-2019 

i 

Natalia Lamarche 

Representante suplente del 
Bloque de Empresas Eléctricas 
de Generación Privada 

Nov-2017 

Permanece a Jul-2019 

Tommy Novas Balbuena 

Representante del Bloque de 
Empresas Eléctricas de 
Generación Privada 

Jul-2019 

Permanece a Dic-2019 

Luis Guerrero Feris 

Representante suplente del 
Bloque de Empresas Eléctricas 

de Generación Privada 

Jul-2019 

Permanece a Dic-2019 
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■■ HN 1 

INICIO 

TÉRMINO 

Demetrio Lluberes 

Representante del Bloque de 
Empresas Eléctricas de 
Generación Estatal 

Ago-2012 

Permanece a Dic-2019 

Ernesto Caamaño 

Representante alterno del 
Bloque de Empresas Eléctricas 
de Generación Estatal 

Mar-2003 

Permanece a Dic-2019 

Miselani Franco 

Representante suplente del 
Bloque de Empresas Eléctricas 
de Generación Estatal 

Ago-2003 

Permanece a Dic-2019 

Julián Santana 

Representante ETED 

Ago-2004 

Permanece a Dic-2019 

Rudy Ramírez 

Representante alterno ETED 

Ago-2004 

Permanece a Dic-2019 

Kepler Luciano 

Representante suplente ETED 

Ago-2018 

Permanece a Dic-2019 

Gregorio Ortega Grullón 

Representante del Bloque de 
Distribución 

Mar-2018 

. 

Mar-2019 

Kerbin Méndez 

Representante suplente del 
Bloque de Distribución 

Mar-2018 

Mar-2019 

Alejandra Orsini 

Representante suplente del 
Bloque de Distribución 

Feb-2017 

Permanece a Dic-2019 

Kerbin Méndez 

Representante del Bloque de 
Distribución 

Mar-2019 

Permanece a Dic-2019 

Augusto Bello 

Representante suplente del 
Bloque de Distribución 

Mar-2019 

Permanece a Dic-2019 


1.1.1 EJECUTIVOS Y EMPLEADOS 

Al 31 de diciembre de 2019, en el OC laboraban 81 colaboradores, de los cuales 77 son fijos, distribuidos en las 4 
gerencias de la siguiente forma: 


o 16 en la Gerencia General; 
o 36 en la Gerencia de Operaciones; 
o 17 en la Gerencia Comercial; y 
© 8 en la Gerencia de Administración. 
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1.1.1.1 GERENCIA GENERAL 


La Gerencia General planifica, dirige y coordina el funcionamiento del OC; es responsable por todas las actividades 
técnicas y administrativas de la organización y el uso de sus recursos. Gestiona y supervisa directamente el talento 
humano y el soporte tecnológico de la organización. 

1.1.1.2 GERENCIA DE OPERACIONES 

La Gerencia de Operaciones planifica y coordina la operación de corto, mediano y largo plazo de las centrales 
generadoras y de los sistemas de transmisión y distribución del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, a fin de 
garantizar un abastecimiento confiable y seguro de electricidad a un mínimo costo, de acuerdo con las normas que al 
respecto se encuentren vigentes, coordinando y supervisando la operación en tiempo real del SENI. 

1.1.1.3 GERENCIA COMERCIAL 

La Gerencia Comercial supervisa los Sistemas de Medición Comercial y calcula las Transacciones Económicas entre los 
Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 

1.1.1.4 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 


La Gerencia de Administración brinda soporte a la organización en los procesos administrativos y financieros. 


2 INFORME DE GESTIÓN 

2.1 DECISIONES DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN 

El Consejo de Coordinación (CCOC) sesionó en 38 reuniones durante el año 2019, y emitió 94 resoluciones. Entre los 
acuerdos y resoluciones regulares se destacan los siguientes: 

o Plan Operativo Anual y Presupuesto de Inversiones y Gastos, 
o Aportes Financieros. 

o Informes mensuales de Transacciones Económicas entre Agentes del MEM. 
e Políticas y Procedimientos. 
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2.2 ACTIVIDADES E INFORMES REGULARES 


El Organismo Coordinador desarrolla sus actividades de acuerdo a las normas del sector y a las 
determinaciones del Consejo de Coordinación. Los resultados de estas actividades en el año se encuentran 
en los programas e informes correspondientes y que principalmente fueron enviados bajo la siguiente 
secuencia: 

- Antes del 15 de febrero, se envió a los Agentes y a la SIE un Informe Anual resumido sobre las 
condiciones de operación del SENI y del MEM en el año anterior, acompañado de los 
antecedentes de producción, demanda, hechos relevantes, Transacciones Económicas y 
precios del mercado spot. 

- Antes de los primeros nueve (9) días laborables de cada mes, se envió a los Agentes y a la 
Superintendencia de Electricidad (SIE) las versiones preliminares de los Informes de 
Transacciones Económicas correspondientes al mes anterior. 

— Antes del 23 de cada mes, se envió a los Agentes y a la SIE los Programas de Operación de 
Mediano Plazo, y los Informes Definitivos correspondientes al mes anterior sobre i) la 
Operación Real del Sistema, ¡i) las Transacciones Económicas y iii) el Informe Financiero 
Mensual, en el último de los cuales se incluye el Estado de Actividades, el Estado de Posición 
Financiera, el Estado de Flujo de Efectivo, y la Ejecución Presupuestaria. 


2.3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES RELEVANTES 

Durante el año 2019 fueron desarrolladas una serie de actividades orientadas al apoyo de los Agentes del 
MEM y de las instituciones del Estado, así como al fortalecimiento institucional de la Organización. Entre 
estas actividades se pueden destacar las siguientes. 

- Elaboración del Plan Estratégico 2019-2022: Excelencia operacional, interdependencia y 
credibilidad. 

- Organización del 1er Congreso del OC: Evolución y Desafíos del SENI. 

- Presentación del Organismo Coordinador: Cumbre de Seguridad Energética, Transición Energética, 
Foros de Energías Renovables. 

- Taller "La Operación del Mercado Eléctrico Mayorista Dominicano, Desafíos y Perspectivas", con la 
participación de expositores internacionales de Chile, Alemania, Perú y Colombia. 

- Consideración de activos en peaje de transmisión y elaboración de propuesta en calidad del 

servicio. 

- El OC se integró al Proyecto de Transición Energética, en desarrollo por el Ministerio de Enetgia y 
Minas y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ). 

- Se logró la Re-Certificación AENOR del Sistema de Gestión de la Calidad del OC en la Norma ISO 

9001:2015. 

- Levantamiento y diagnóstico para la integración de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad con 
la Norma ISO 27001 sobre Seguridad de la Información. 

- Realización de 63 Eventos de Mejora (KAIZEN). 


13 de 103 



- Obtención de la licencia de construcción para las nuevas oficinas del Organismo Coordinador, 
otorgada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

- Fueron gestionados los recursos tecnológicos del Proyecto Suite de Aplicativos de la Gerencia 
Comercial (SAGC) - Despliegue (Demanda Máxima, Cálculo de Regulación de Frecuencia y 
Transacciones Económicas de Energía). 

- Fueron definidos los criterios para la Estandarización de Variables. 


2.4 PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA MEJORAR LA OPERACIÓN DEL SENI Y DEL 
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA 


Durante el año 2019 en el ámbito del desarrollo del Plan Estratégico del OC, otras iniciativas aprobadas 
por el Consejo de Coordinación y por requerimientos de los Agentes del MEM, se desarrollaron diferentes 
proyectos y estudios de los cuales se destacan los siguientes: 

- Desarrollo modelo planificación largo plazo (PLP): Nueva herramienta de planificación de largo 
plazo, para mejorar la optimización de los recursos del SENI. 

- Mejora en Gestión y Determinación de las Restricciones Operativas: Actualización del 
procedimiento para el tratamiento de las restricciones operativas de red de transmisión y 
centrales de generación en el SENI. 

- Sistema de acceso remoto a Registros de Protecciones: Obtención oportuna de los registros de los 
relés de las protecciones. 

- Automatización del Informe Mensual y Anual de Operación: Permitir la mejora de la calidad y 
oportunidad en su emisión, además del tiempo para su elaboración. 

- Cliente Ligero del SCADA: Admite el acceso de los Agentes a la información en tiempo real del 
Sistema SCADA, incluyendo los despliegues y aplicaciones desarrollados por el OC. 

- Migración del SCADA 2012 a 2018: Esto permitirá tomar ventaja de las nuevas capacidades 
presentes en las nuevas versiones. 

- Procedimiento puesta en operación del AGC: El OC lia propuesto a la SIE y a los Agentes del MEM 
un procedimiento para la puesta en operación del Control Automático de Generación. 

- Incorporación subestaciones con esquema doble barra en el SENI: A la fecha 3 subestaciones han 
sido incorporadas a su operación de doble barra con el apoyo del OC para su coordinación. 

- Implementación de ajustes de protecciones con nueva guía de protecciones. A diciembre 2019 se 
tiene un logro del 84% en el cambio de ajustes y un 42 % en el cumplimiento de la guía. 

- Se incorporaron 5 subestaciones de EGEHID dentro de la Implementación del sistema acceso 
remoto registros relés del SENI. 

- Implementación estudios estabilidad y mejoras modelos en planificación operación SENI: Se 
efectuaron mejoras sustanciales a los modelos de análisis lo que permitirá reducir los costos de 
manejo de restricciones operativas del SENI. 

- Reportes Estadísticos del REGIO (Power Bl): Se pone a disposición de los Agentes las informaciones 
operativas más relevantes para análisis y decisiones ejecutivas. 

- Pruebas de arranque en negro de las centrales hidroeléctricas: Se coordinaron y ejecutaron estas 
pruebas en conjunto con el CCE, EGEHID, EDENORTE y EDESUR. 

- Actualización del EDAC con operación Central Punta Catalina: Este estudio permite la operación 
confiable del SENI con la entrada en operación de la nueva central. 
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- Revisión de las señales requeridas para el SCADA: Actualización realizada en conjunto con el 
personal de la ETED. 

- Manejo de reportes estadísticos de datos operativos: permite dar acceso al repositorio de datos 
de la operación a los Agentes del MEM y relacionados. 

- Revisión del proceso de análisis de eventos: Se mejoró la oportunidad en el análisis de los eventos 
relevantes del SENI y su posible solución. 

- Ensayos a Transformadores De Medida: Adquisición de los equipos para la realización de los 
ensayos de los transformadores de medida e incorporación de los procedimientos asociados. 

- Automatización Proceso Validación de Medidas: Diseño de una plataforma que permite realizar de 
forma automatizada las diferentes validaciones de las lecturas provenientes de los SMC. 

- Puesta en funcionamiento del SAGC: Automatizar los procesos asociados a los cálculo comeicíales 
y las transacciones económicas del MEM. 

3 CARACTERÍSTICAS DEL SENI 

3.1 GENERACIÓN 

La Tabla 2 muestra la capacidad instalada bruta de generación en el SENI al 31 de diciembre de 2019, que 
alcanza 4,921.03 [MWj, destacándose: 

* La entrada del Parque Eólico Agua Clara el 27 de febrero 2019 con una capacidad instalada de 52.5 
MW, de un nuevo agente del MEM, la empresa Agua Clara, S.A. 

e La entrada de la unidad termoeléctrica Punta Catalina No. 1, el 27 de febrero 2019, con una 
capacidad instalada de 391 MW. 

© La entrada del Parque Eólico Guanillo el 09 de mayo 2019 con una capacidad instalada de 52.5 
MW, de un nuevo agente del MEM, la empresa Parque Eólicos del Caribe, S.A. 

o La entrada del Parque Eólico Matafongo el 20 de mayo 2019 con una capacidad instalada de 34 
MW, de un nuevo agente del MEM, la empresa Grupo Eólico Dominicano. 

o La entrada de la unidad termoeléctrica Punta Catalina No. 2, el 29 de septiembre 2019, con una 
capacidad instalada de 391 MW. 

o La entrada de la unidad hidroeléctrica Hatillo No. 2, el 22 de octubre 2019, con una capacidad 
instalada de 10.5 MW. 

o La entrada del Parque Fotovoltaico Mata de Palma el 15 de diciembre 2019 con una capacidad 
instalada de 66.9 MW, de un nuevo agente del MEM, la empresa WCG Energy, LTD. 

o La entrada del Parque Solar Canoa el 20 de diciembre 2019 con una capacidad instalada de 32.6 
MW, de un nuevo agente del MEM, la empresa Emerald Solar Energy, SRL. 

© La entrada del Parque Eólico Los Guzmancitos el 20 de diciembre 2019 con una capacidad 
instalada de 48 MW, de un nuevo agente del MEM, la empresa Poseidón Energía Renovable, S.A. 

© Salida de la central Generación de Emergencia de AES Andrés con una capacidad instalada de 
140.0 MW. 

o Salida de la central Rio San Juan con una capacidad instalada de 1.9 MW. 
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TABLA 2. CAPACIDAD INSTALADA BRUTA POR UNIDAD EN EL 2019 [MWJ. 


AGENTE 


CENTRAL 


FUENTE PRIMARIA CAPACIDAD 
DE ENERGÍA INSTALADA (MW) 


AES ANDRES DR, S.A. 

AES ANDRÉS 

GAS 

319 

CDEEE 

CATALINA 1 

CARBÓN 

391.0 

CDEEE 

CATALINA 2 

CARBÓN 

391.0 

COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE PUERTO PLATA 

CEPP1 

FUEL OIL tt 6 

18.7 

COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE PUERTO PLATA 

CEPP2 

FUEL OIL # 6 

58.1 

COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SAN PEDRO DE 
MACORÍS 

CESPM 1 

FUEL OIL # 2 

100.0 

COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SAN PEDRO DE 
MACORÍS 

CESPM 2 

FUEL OIL #2 

100.0 

COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SAN PEDRO DE 
MACORÍS 

CESPM 3 

FUEL OIL # 2 

100.0 

COMPLEJO METALÚRGICO DOMINICANO 

METALDOM 

FUEL OIL# 6 

42.0 

DOMINICAN POWER PARTNERS 

LOS MINA 5 

GAS 

118.0 

DOMINICAN POWER PARTNERS 

LOS MINA 6 

GAS 

118.0 

DOMINICAN POWER PARTNERS 

LOS MINA 7 

GAS 

123.3 

EGE-HAINA 

BARAHONA CARBÓN 

CARBÓN 

51.9 

EGE-HAINA 

LARIMAR 

VIENTO 

49.5 

EGE-HAINA 

HAINATG 

FUEL OIL# 2 

100.0 

EGE-HAINA 

SULTANA DEL ESTE 

FUEL OIL #6 

68.4 

EGE-HAINA 

LOS COCOS 2 

VIENTO 

52.0 

EGE-HAINA 

JUANCHOLOS COCOS 

VIENTO 

25.2 

EGE-HAINA 

QUILVIO CABRERA 

VIENTO 

8.3 

EGE-HAINA 

QUISQUEYA2 

FUEL OIL # 6 

225.2 

EGE-HAINA 

SAN PEDRO VAPOR 

FUEL OIL # 6 

33.0 

EGE-HAINA 

PALENQUE 

FUEL OIL #6 

25.6 

EGE-HAINA 

LARIMAR 2 

VIENTO 

48.3 

EGEHID 

AGUACATE 1 

AGUA 

30.0 

EGEHID 

AGUACATE 2 

AGUA 

30.0 

EGEHID 

ANIANA VARGAS 1 

AGUA 

0.3 

EGEHID 

ANIANA VARGAS 2 

AGUA 

0.3 

EGEHID 

BAIGUAQUE 1 

AGUA 

0.6 

EGEHID 

BAIGUAQUE 2 

AGUA 

0.6 

EGEHID 

CONTRA EMBALSE MONCIÓN 1 

AGUA 

1.6 

EGEHID 

CONTRA EMBALSE MONCIÓN 2 

AGUA 

1.6 

EGEHID 

DOMINGO RODRÍGUEZ 1 

AGUA 

2.0 

EGEHID 

DOMINGO RODRÍGUEZ 2 

AGUA 

2.0 

EGEHID 

EL SALTO 

AGUA 

0.7 

EGEHID 

HATILLO 

AGUA 

8.0 

EGEHID 

JIGUEY1 

AGUA 

49.0 

EGEHID 

JIGUEY2 

AGUA 

49.0 
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AGENTE 

CENTRAL 

FUENTE PRIMARIA 
DE ENERGÍA 

CAPACIDAD 
INSTALADA (MW) 

EGEHID 

JIMENOA 

AGUA 

8.8 

EGEHID 

LAS BARÍAS 

AGUA 

0.9 

EGEHID 

LAS DAMAS 

AGUA 

7.5 

EGEHID 

LÓPEZ ANGOSTURA 

AGUA 

18.0 

EGEHID 

LOS ANONES 

AGUA 

0.1 

EGEHID 

LOS TOROS 1 

AGUA 

4.9 

EGEHID 

LOS TOROS 2 

AGUA 

4.9 

EGEHID 

MAGUEYAL 1 

AGUA 

1.5 

EGEHID 

MAGUEYAL 2 

AGUA 

1.5 

EGEHID 

MONCIÓN 1 

AGUA 

26.0 

EGEHID 

MONCIÓN 2 

AGUA 

26.0 

EGEHID 

NIZAO NAJAYO 

AGUA 

0.3 

EGEHID 

PINALITO 1 

AGUA 

25.0 

EGEHID 

PINALITO 2 

AGUA 

25.0 

EGEHID 

RINCÓN 

AGUA 

10.1 

EGEHID 

RÍO BLANCO 1 

AGUA 

12.5 

EGEHID 

RÍO BLANCO 2 

AGUA 

12.5 

EGEHID 

ROSA JULIA DE LA CRUZ 

AGUA 

0.9 

EGEHID 

SABANA YEGUA 

AGUA 

12.8 

EGEHID 

SABANETA 

AGUA 

6.3 

EGEHID 

TAVERA 1 

AGUA 

48.0 

EGEHID 

TAVERA 2 

AGUA 

48.0 

EGEHID 

VALDESIA 1 

AGUA 

25.5 

EGEHID 

VALDESIA 2 

AGUA 

25.5 

EGEHID 

BRAZO DERECHO 

AGUA 

2.9 

EGEHID 

PALOMINO 1 

AGUA 

40.8 

EGEHID 

PALOMINO 2 

AGUA 

40.8 

EGEHID 

HATILLO 2 

AGUA 

10.5 

EGE-ITABO 

SAN LORENZO 

GAS 0 FUEL OIL #2 

34.0 

EGE-ITABO 

ITABO 1 

CARBÓN 

128.0 

EGE-ITABO 

ITABO 2 

CARBÓN 

132.0 

ELECTRONIC J.R.C.SRL 

MONTE PLATA SOLAR 

SOL 

30.0 

GENERADORA PALAMARA LA VEGA 

LA VEGA 

FUEL OIL ti 6 

92.1 

GENERADORA PALAMARA LA VEGA 

PALAMARA 

FUEL OIL # 6 

107.0 

GENERADORA SAN FELIPE LP (GSF) 

SAN FELIPE 

FUEL OIL ti 6 Y #2 

185.0 

GRUPO EÓLICO DOMINICANO 

MATAFONGO 

VIENTO 

34.0 

AGUA CLARA, S.A. 

AGUA CLARA 

VIENTO 

52.5 

LAESA 

PIMENTEL 1 

FUEL OIL ti 6 

31.4 

LAESA 

PIMENTEL 2 

FUEL OIL tí 6 

27.9 
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AGENTE 

CENTRAL 

FUENTE PRIMARIA 
DE ENERGÍA 

CAPACIDAD 
INSTALADA (MW) 

LAESA 

PIMENTEL 3 

GAS Y FUEL OIL fi6 

51.2 

LEAR INVESTMENTS 

MONTE RÍO 

FUEL OIL # 6 

101.5 

LOS ORÍGENES 

LOS ORIGENES 

GAS Y FUEL OIL «6 

60.7 

MONTE RIO 

INCA 

FUEL OIL # 6 

14.6 

MONTE RIO 

BERSAL 

FUEL OIL #6 

25.2 

MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S. 

MONTECRISTI SOLAR 1 

SOL 

58.0 

PARQUES EÓLICOS DEL CARIBE, S.A. 

GUANILLO 

VIENTO 

52.5 

PVDC 

QUISQUEYA 1 

FUEL OIL #6 

156.6 

PVDC 

QUISQUEYA1 SAN PEDRO 

FUEL OIL ti 6 

51.2 

PVDC 

QUISQUEYA IB SAN PEDRO 

FUEL OIL «6 

17.08 

POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. 

PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITOS 

VIENTO 

48.0 

EMERALD SOLAR ENERGY, SRL 

PARQUE SOLAR CANOA 

SOL 

32.6 

WCG ENERGY, LTD 

PARQUE FOTOVOLTAICO MATA DE 
PALMA 

SOL 

66.9 

SEABOARD TRANSCONTINENTAL CAPITAL 

ESTRELLA DEL MAR 2 

GAS Y FUEL OIL #6 

111.3 

SAN PEBRO BIO-ENERGY SRL 

SAN PEDRO BIO ENERGY 

BIOMASA 

30.0 


En el 2019, fruto del Proyecto de Automatización del Informe Mensual se pudo verificar que habían ligeras 
diferencias entre las informaciones de capacidad instaladas provistas en la memoria anual y en la Base de Datos del 
OC (específicamente REGIO) por esta razón se decide realizar un proceso de verificación, fidelización y armonización 
de la información de capacidad instalada en los documentos publicados por el OC. 


TABLA 3. CAPACIDAD INSTALADA BRUTA SEGÚN TECNOLOGÍA POR AGENTE EN EL 2019 (MW) 

AGENTE 

Ciclo M0t0r 

Combinado E6,íca Hidroeléctrica combustión 

interna 

Turbina a 
Gas 

Turbina 
a Vapor 

Solar 

Total 

capacidad 

instalada 

AES ANDRES DR, S.A. 

319 




319 

AGUA CLARA, S.A. 

52.5 




52.5 

CDEEE 



782.0 


782.0 

COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE PUERTO 

PLATA 

76.9 




76.9 

COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SAN PEDRO DE 
MACORÍS 

300.0 




300.0 

COMPLEJO METALÚRGICO DOMINICANO 

42.0 




42.0 

DOMINICAN POWER PARTNERS 

359.3 




359.3 

EGE-HAINA 

183.3 319.2 

100.0 

84.9 


687.4 

EGEHID 

623.28 




623.28 

EGE-ITABO 


34.0 

260.0 


294.0 

ELECTRONIC J.R.C. SRL 




30.0 

30.0 

EMERALD SOLAR ENERGY, SRL 




32.6 

32.6 

GENERADORA PALAMARA LA VEGA 

199.1 




199.1 

GENERADORA SAN FELIPE LP (GSF) 

185.0 




185.0 

GRUPO EÓLICO DOMINICANO 

34.0 




34.0 

LAESA 

110.5 




110.5 

LEAR INVESTMENTS 

101.5 




101.5 

LOS ORÍGENES 

60.7 




60.7 
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AGENTE 

Ciclo 

Combinado 

Eólica 

Hidroeléctrica 

Motor 

combustión 

Interna 

Turbina a 
Gas 

Turbina 
a Vapor 

Solar 

Total 

capacidad 

instalada 

MONTE RIO 




39.8 




39.8 

MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S. 







58.0 

58.0 

PARQUES EÓLICOS DEL CARIBE, S.A. 


52.5 






52.5 

POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. 


48.0 






48.0 

PVDC 




224.9 




224.9 

SAN PEBRO BIO-ENERGY SRL 






30.0 


30.0 

SEABOARD TRANSCONTINENTAL 

CAPITAL 




111.3 




111.3 

WCG ENERGY, LTD 







66.9 

66.9 

Total capacidad instalada 

1162.4 

370.3 

622.4 

1286.0 

134.0 

1156.9 

187.5 

4921.04 


Figura 1. Porcentaje de capacidad instalada según tecnología 2019 


Capacidad instalada por tecnología(%) 

Ciclo 



interna 

26.1% 
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Tabla 4. Capacidad bruta instalada por Agentes según fuente primaria de energía en 2019 - [MW]. 


Capacidad bruta instalada por Agentes según fuente primaria de energía en 2019 - [MW]. 

AGUA CARBÓN GAS SOL \ 


AGENTE 

COEEE 

EGE-HAINA 

EGEHIO 

EGE-ITABO 

GENERADORA PALAMARA LA 
VEGA 

GENERADORA SAN FEUPE LP 
(GSf) 

IAESA 

PVDC 

SEABOARD 

TRANSCONTINENTAL CAPITAL 
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 
PUERTO PLATA 

COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SAN 
PEORO DE MACORÍS 
COMPLEJO METALÚRGICO 
DOMINICANO 

DOMINICAN POWER PARTNERS 
ELECTRONIC J.R.C. SRL 
LOS ORÍGENES 
MONTE RIO 
LEAR INVESTMENTS 
AES AÑORES DR, $A. 

SAN PEBRO BIO ENERGY SRL 
MONTECRJSTI SOLAR FV, S.A.S. 
GRUPO EÓLICO DOMINICANO 
PARQUES EÓLICOS DEL CARIBE, 
S.A. 

AGUA CIARA, S A. 
POSEIDON ENERGIA 
RENOVABLE, SA. 


BIOMASA 


FUEL 
OI L H 2 


FUEL 

OILR6 


GAS O 
FUEL 
OIL 82 


FUEL GAS Y 

OIL #6 FUEL 

Y «2 OIL #6 


782.0 

S1.9 


59.3 

224.9 


39.8 

101.5 


34 

52.5 

52.5 

48 


Total 

capacidad 

instalada 

782.0 

637.4 
623.28 
294.0 
199.1 
185.0 

110.5 
224.9 
111.3 
76.86 
300 
42 

359.25 

30 

60.72 

39.8 

101.5 
319 
30 

57.96 

34 

52.5 
52.5 
48 
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AGENTE 

EMERALD SOLAR ENERGY, SRL 
WCG ENERGY, LTD 


AGUA 







FUEL 
OIL tt 2 

FUEL 

OIL tt 6 

GASO 

FUEL 

GAS Y 

Total 

CARBÓN 

GAS 

SOL 

VIENTO 

BIOMASA 

FUEL 
OIL #2 

OIL# 6 

Y #2 

FUEL 

OIL #6 

capacidad 

Instalada 



32.6 








32.6 



66.9 








66.9 


FIGURA 2. Porcentaje de capacidad instalada según fuente de energía primaria. 


Capacidad instalada según fuente energía primaria (%) 



FUELOIL 

#6 

22 % 


GAS 

14% 


FUELOIL** 2 
8 % 


VIENTO 

7% 


BIOMASA 


FUEL OIL ** 6 Y **2 GAS Y FUEL OIL **6 
GAS O FUEL OIL **2 


AGUA 

13% 


CARBÓN 

22 % 
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3.2 TRANSMISIÓN 

En la Tabla 5 se detalla el consolidado de los activos de transmisión del SENI al 31 de diciembre del 2019: 


Tabla 5. Longitud y capacidad del sistema de transmisión en 2019 


Nivel de Voltaje 

(kV) 

Longitud Líneas de 
Transmisión (km) 

Capacidad Instalada 

T ransformadores/autotransformadores 
(MVA) 

69 

1,696 

- 

138 

3,141 

2,415 

230 

275 

500 

345 

350 

2,100 

Total 

5,462 

5,015 


4 OPERACIÓN DEL SENI 

4.1 GENERACIÓN 

En la Tabla 6 se muestra la Lista de Orden Mérito correspondiente a los Costos Variables de Despacho 
(CVD) utilizados en la programación de la operación del SENI en el último día del año 2019. 


Tabla 6. Lista de Orden de Mérito según CVD del último día del 2019 [RD$/MWh]. 


Orden 

Unidad 

Tecnología 

Fuente primaria de 
energía 

CVD 

[RD$/MWh] 

1 

ITABO 1 

Turbina a Vapor 

Carbón 

1,378 

2 

ITABO 2 

Turbina a Vapor 

Carbón 

1,381 

3 

AES ANDRÉS 

Ciclo Combinado 

Gas Natural 

1,817 

4 

BARAHONA CARBÓN 

Turbina a Vapor 

Carbón 

2,127 

5 

LOS ORÍGENES POWER 

PLANT GAS NATURAL 

Motores Combustión interna 

Gas Natural 

2,417 

6 

PARQUE ENERGETICO LOS 
MINA CC TOTAL 

Ciclo Combinado 

Gas Natural 

2,598 

7 

ESTRELLA DEL MAR 2 CGN 

Motores Combustión interna 

Gas Natural 

2,634 

8 

PARQUE ENERGETICO LOS 
MINA CC PARCIAL 

Ciclo Combinado 

Gas Natural 

2,643 

9 

ESTRELLA DEL MAR 2 SGN 

Motores Combustión interna 

Gas Natural 

2,868 

10 

QUISQUEYA 2 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

2,903 

11 

ESTRELLA DEL MAR 2 CFO 

Motores Combustión interna 

FuelOilNo. 6 

3,071 

12 

SULTANA DEL ESTE 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

3,141 
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Orden 

Unidad 

Tecnología 

Fuente primaria de 
energía 

CVD 

[RD$/MWh] 

13 

ESTRELLA DEL MAR 2 SFO 

Motores Combustión interna 

FuelOil No. 6 

3,354 

14 

PALENQUE 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

3,481 

15 

LA VEGA 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

3,582 

16 

PALAMARA 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

3,596 

17 

LOS ORÍGENES POWER 
PLANT FUELOIL 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

3,688 

18 

METALDOM 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

3,702 

19 

PIMENTEL 3 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

3,747 

20 

INCA KM22 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

3,770 

21 

BERSAL 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

3,792 

22 

CEPP 2 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

3,889 

23 

LOS MINA 6 

Turbina a Gas 

Gas Natural 

3,897 

24 

LOS MINA 5 

Turbina a Gas 

Gas Natural 

3,920 

25 

CEPP 1 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

3,935 

26 

PIMENTEL 1 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

4,050 

27 

PIMENTEL 2 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

4,060 

28 

MONTE RIO 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

4,341 

29 

QUISQUEYA 1 SAN PEDRO 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

4,848 

30 

QUISQUEYA IB SAN PEDRO 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

4,848 

31 

QUISQUEYA 1 

Motores Combustión interna 

Fuel Oil No. 6 

4,937 

32 

CESPM 2 

Ciclo Combinado 

Fuel Oil No. 2 

6,529 

33 

CESPM 1 

Ciclo Combinado 

Fuel Oil No. 2 

6,744 

34 

CESPM 3 

Ciclo Combinado 

Fuel Oil No. 2 

6,781 

35 

SAN FELIPE VAP 

Turbina a Vapor 

Fuel Oil No. 6 

7,326 

36 

SAN FELIPE 

Ciclo Combinado 

Fuel Oil No. 2 y No. 6 

7,407 

37 

SAN FELIPE CC 

Ciclo Combinado 

Fuel Oil No. 2 

8,905 

38 

HAINATG 

Turbina a Gas 

Fuel Oil No. 2 

9,375 

39 

SAN PEDRO VAPOR 

Turbina a Vapor 

FuelOil No. 6 

11,922 

40 

SAN LORENZO 1 

Turbina a Gas 

Fuel Oil No. 2 

14,289 


La información de la Tabla 6 se presenta en la siguiente figura, la cual incluye el Costo Marginal Tope de 
Energía para el año 2019. 
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Figura 3. Orden de mérito según CVD del último día del año 2019 
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La figura a continuación muestra la tendencia de los valores horarios promedio mensual de la disponibilidad de 
generación, la demanda abastecida y la demanda no suministrada. Los valores máximos horarios promedio 
mensual fueron para la demanda no suministrada 249 MW en junio, para la demanda abastecida 2,346 MW en 
septiembre y para la disponibilidad de generación 2,752 MW en octubre del 2019. 


Figura 4. Disponibilidad media horaria generación, demanda abastecida y no abastecida en el 2019 
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La figura 5 muestra la evolución mensual de la generación total en GWh por tecnología. Las dos tecnologías más 
utilizadas para la generación de energía fueron: motor de combustión interna y ciclo combinado, con 7,125.51 
GWh y 3,639.03 GWh respectivamente. 


Figura 5. Generación mensual del SENI por tecnología en el 2019 (GWh) 


700 

650 

600 

550 

500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 




u 

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Si 

o 

■■■■■ » 

Sep 

Oct 

Nov 

Dic 

1 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

600.20 

577.75 

641.44 

611.17 

656.21 

664.13 

618.70 

624.91 

588.57 

571.92 

553.33 

417.18 

i 'CICLO COMBINADO 

274.51 

239.85 

315.59 

216.41 

294.00 

333.77 

323.07 

364.26 

337.66 

324.39 

311.73 

303.79 

■ TURBINA A VAPOR 

218.86 

201.25 

196.43 

299.14 

309.75 

210.76 

359.37 

328.52 

377.62 

441.21 

392.98 

494.50 

i» TURBINA A GAS 

137.35 

130.94 

166.93 

166.09 

177.45 

150.63 

162.64 

158.03 

159.91 

156.67 

155.19 

146.56 

■ HIDROELÉCTRICA 

100.49 

80.78 

75.72 

68.59 

72.09 

103.14 

90.47 

89.65 

94.37 

105.20 

70.90 

73.73 

EÓLICA 

50.27 

54.76 

46.37 

68.70 

62.25 

96.27 

104.97 

88.02 

39.92 

52.24 

45.74 

79.46 

SOLAR 

12.21 

11.55 

13.75 

14.05 

13.30 

13.70 

14.08 

13.84 

11.90 

12.81 

11.25 

17.12 
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En la figura 6, se presenta el comportamiento porcentual mensual de la generación del SENI por tecnología, en 
tanto que en la figura 7 se muestra la composición porcentual de la generación total por tecnología. Se observa que 
a partir de julio un descenso en la tecnología motor de combustión interna debido al aumento de la generación a 
turbinas de vapor, específicamente el aumento de la generación de la central Punta Catalina. 


Figura 6. Generación mensual del SENI por tecnología 2019 [%] 






0.00% 

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

luí 

Ago 

Sep 

Oct 

No*/ 

Dic 

n MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

43.06% 

44.55% 

44.05% 

42.32% 

41.40% 

42.24% 

36.97% 

37.48% 

36.56% 

34.36% 

35.90% 

27.23% 

CICLO COMBINADO 

19.69% 

18.49% 

21.67% 

14.93% 

18 55% 

21.23% 

19.31% 

21.85% 

20.97% 

19.49% 

20.23% 

19.83% 

■ TURBINA A VAPOR 

15.70% 

15.52% 

13.49% 

20.71% 

19.54% 

13.40% 

21.48% 

19.70% 

23.46% 

26.51% 

25.50% 

32.27% 

TURBINA A GAS 

9.85% 

10.10% 

11.46% 

11.50% 

11.20% 

9.5S% 

9.72% 

9.48% 

9.93% 

9.41% 

10.07% 

9.56% 

ti HIDROELÉCTRICA 

7.21% 

6.23% 

5.20% 

4.75% 

4.55% 

6.56% 

5.41% 

5.38% 

5.86% 

6.32% 

4.60% 

4.81% 

!i EÓUCA 

3.61% 

4.22% 

3.18% 

4.76% 

3.93% 

6.12% 

6.27% 

5.28% 

2.48% 

3.14% 

2.97% 

5.19% 

SOLAR 

0.88% 

0.89% 

0.94% 

0.97% 

0.84% 

0.87% 

0.84% 

0.83% 

0.74% 

0.77% 

0.73% 

1.12% 
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En el 2019 el 38.65% de la generación total fue suministrada mediante la tecnología motor de combustión interna, 
observa en la figura 7. 


Figura 7. Generación total del SENI por tecnología 2019 [%]. 


EÓLICA SOLAR 
HIDROELÉCTRICA 4.28% 0.87% 



DE COMBUSTIÓN 
INTERNA 
38.65% 


TURBINA A VAPOR 
20.78% 


tal como se 
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El fuel oil No. 6 y el gas natural fueron las dos principales fuentes primarias de energía utilizadas en el 2019, como 
se observa en la figura 8 y la figura 9. 


Figura 8. Generación mensual del SENI por fuente primaria de energía 2019 [GWh]. 


600.0 


500.0 


400.0 


300.0 


200.0 


100.0 


0.0 

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jlll 

Ago 

Sep 

Oct 

Nov 

Dlc 

■ FUEL OIL #6 

509.2 

481.7 

538.4 

507.3 

555.3 

559.12 

515.13 

525.97 

488.04 

473.01 

457.96 

328.15 

■ GAS NATURAL 

371.5 

283.1 

324.9 

263.2 

365.0 

378.11 

390.19 

417.66 

314.84 

372.68 

414.58 

433.96 

■ CARBÓN 

199.5 

183.5 

176.8 

280.2 

295.4 

191.82 

339.79 

308.74 

358.21 

420.86 

392.98 

476.10 

■ GAS Y FUEL OIL #6 

91.0 

96.1 

103.0 

103.9 

100.9 

105.01 

103.57 

98.94 

100.53 

98.90 

95.38 

89.04 

■ FUEL OIL «2 

40.4 

87.6 

157.6 

119.3 

106.5 

106.30 

95.52 

84.83 

153.93 

101.56 

51.62 

16.40 

■ AGUA 

100.5 

80.8 

75.7 

68.6 

72.1 

103.14 

90.47 

89.65 

94.37 

105.20 

70.90 

73.73 

n VIENTO 

50.3 

54.8 

46.4 

68.7 

62.3 

96.27 

104.97 

88.02 

39.92 

52.24 

45.74 

79.46 

■ BIOMASA 

19.4 

17.7 

19.7 

18.9 

14.4 

18.94 

19.58 

19.79 

19.41 

20.35 

0.00 

18.40 

SOL 

12.2 

11.5 

13.8 

14.1 

13.3 

13.70 

14.08 

13.84 

11.90 

12.81 

11.25 

17.12 

FUEL OIL «6 Y #2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.00 

0.00 

19.80 

28.79 

6.82 

0.72 

0.00 
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Figura 9. Generación mensual del SENI por fuente primaria de energía 2019 [%] 
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25.05% 

19.56% 

22.39% 

26.90% 

28.32% 

UCARBÓN 

14.31% 

14.15% 

12.14% 

19.40% 

18.64% 

12.20% 

20.31% 

18.52% 

22.25% 

25.29% ; 

25.50% 

31.07% 

GAS Y FUEL OIL «6 

6.53% 

7.41% 

7.08% 

7.19% 

6.36% 

6.68% 

6.19% 

5.93% 

6.24% 

5.94% 

6.19% 

5.81% 

■ FUEL OIL #2 

2.90% 

6.76% 

10.83% 

8.26% 

6.72% 

6.76% 

5.71% 

5.09% 

9.56% 

6.10% 

3.35% 

1.07% 

■ AGUA 

7.21% 

6.23% 

5.20% 

4.75% 

4.55% 

6.56% 

5.41% 

5.38% 

5.86% 

6.32% 

4.60% 

4.81% 

ri VIENTO 

3.61% 

4.22% 

3.18% 

4.76% 

3.93% 

6.12% 

6.27% 

5.28% 

2.48% 

3.14% 

2.97% 

5.19% 

SOL 

0.88% 

0.89% 

0.94% 

0.97% 

0.84% 

0.87% 

0.84% 

0.83% 

0.74% 

0.77% 

0.73% 

1.12% 

■ FUEL OIL #6 Y #2 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

1.19% 

1.79% 

0.41% 

0.05% 

0.00% 

HBIOMASA 

1.39% 

1.37% 

1.35% 

1.31% 

0.91% 

1.20% 

1.17% 

1.19% 

1.21% 

1.22% 

0.00% 

1.20% 
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La Figura 10 presenta la generación neta total porcentual por fuente primaria de energía correspondiente al 2019, 
donde predominan el fuel oíl «6 con un 32.3%, seguido por el gas natural con un 23.5% y el carbón con una 
participación de un 19.7%. El carbón presenta un aumento de un 7.6% con relación al año 2018, esto fue debido 
ingreso de las centrales de Punta Catalina al SENI. 


Figura 10. Generación total del SENI por fuente primaria de energía 2019 [%] 
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4.2 HORAS DE OPERACIÓN DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN 


Figura 11 se muestra la cantidad de horas que estuvieron operando las unidades térmicas que conforman el parque 
de generación del SENI. Las centrales que operaron la mayor cantidad de horas fueron: Estrella del Mar 2, 
Quisqueya 2, Qulsqueya 1, Pimentel 3, La Vega, Los Orígenes, Barahona Carbón, Parque Energético los Minas, Itabo 
1 y Palamara, las cuales operaron cada una 8000 horas o más, de un total de 8760 horas del año. 


Figura 11. Total de horas en producción de unidades térmicas 2019 



TOTAL DE HORAS EN OPERACIÓN UNIDADES TÉRMICAS 2019 — TOTAL DE HORAS ACUMULADAS HASTA JULIO EN EL 2019 
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4.3 RESTRICCIONES DE TRANSMISIÓN 


Durante el 2019 el 89.33 % de los periodos de congestión se registraron en la zona norte, de los cuales el 43.86% 
se debió a la restricción del enlace a 345 kV Palamara - Bonao - El Naranjo, así como también un 23.98%, a la 
restricción en la línea a 69 kV Diésel La Vega - La Vega, tal como se observa en la Figura 12. 

Figura 12. Horas de desacoples económicos para el año 2019 

Desacople por congestión (Horas) 
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4.4 EVENTOS OCURRIDOS EN ELSENI 


Se presenta el seguimiento a los eventos que involucran fallas en los sistemas de generación y transmisión integrantes del 
Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la República Dominicana. En el año 2019 ocurrieron 173 eventos en el SENI, 
como se puede visualizar en la figura siguiente, de los cuales 101 eventos corresponden a equipos de generación; 40 eventos a 
equipos de transmisión que involucran líneas de transmisión de 138 kV, o 69 kV con magnitud "N-2 o mayor"; 19 eventos 
relevantes relacionados con fallas en líneas de transmisión de 345 kV, 138 kV, o 69 kV con magnitud "N-l" y 13 eventos 
relevantes corresponden a transformadores 138/69 kV o 345/138 kV. 


Figura 13. Cantidad de eventos ocurridos en el SENI en el 2019 
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Transformador 1*3/69 o 345/138 kV 
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Generador 
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4.5 INDICADORES DE LA OPERACIÓN 

Los indicadores de la operación del SENI presentan señales de la evolución y permiten dar seguimiento a las 
principales variables de control. Estos indicadores dan la pauta para el establecimiento de compromisos de mejora 
y gestión en los diferentes ámbitos que llevan a controlar el desempeño del SENI. 


4.5.1 INDICADORES DE CALIDAD DE LA FRECUENCIA 

En el año 2019 la frecuencia del SENI estuvo en promedio el 92.34% del tiempo en el rango de 60 Hz ± 0.15 Hz y el 
98.88% del tiempo dentro del rango de 60 Hz ± 0.25 Hz, con respecto a los tiempos establecidos en el Artículo 150 
del Reglamento para la Aplicación de la Ley General de Electricidad (RALGE); esto puede observarse en la Figura 14 
y Figura 15. 


Figura 14. Frecuencia promedio en el rango de 60 Hz ± 0.16 Hz en el 2019 
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Figura 15. Frecuencia promedio en el rango [59.75-60.25] Hz en el 2019 
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4.5.2 INDICADORES DE CALIDAD DEL VOLTAJE 


El Reglamento para la Aplicación de la Ley General de Electricidad en su artículo 149 establece que en la 
operación del SENI los niveles de tensión en las distintas subestaciones deberán mantenerse dentro de un 
rango de más o menos cinco por ciento (± 5%) alrededor del valor nominal el 100% del tiempo. 

Para el 2019 el voltaje en las barras a 345 kV se mantuvo dentro del rango el 100.0% del tiempo, un 1% mayor 
que el año anterior, mientras que en las barras a 138 kV y 69 kV la tensión permaneció respectivamente el 
96.6% y 95.7% del tiempo establecido, lo cual representa una disminución de un 1.3% y 2.6% en los niveles de 
tensión de 138 kV y 69 kV respecto al 2018, esto se observa en la figura 16. 


Figura 16. Evolución de la calidad del voltaje en el SENI - promedio año 2019 
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En la Figura 17 se verifica que el mes de febrero fue el que presentó el mejor desempeño de voltaje en el 2019 
para todos los niveles, mientras que los meses de junio y agosto se presentaron los valores con más bajo 
desempeño de voltaje. 


Figura 17. Evolución de la calidad del voltaje en SENI - promedio mensual año 2019 
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4.5.3 EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 


En la figura siguiente se presenta la evolución de la ejecución de los mantenimientos de las instalaciones de transmisión, 
verificándose en los meses de marzo, julio y agosto la mayor cantidad de ejecuciones. 


Figura 18. Ejecución de programa mensual de mantenimientos instalaciones año 2019 
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4.5.4 INDICADOR OPERACIONES CORRECTAS DEL SISTEMA PROTECCIONES SENI 


Con el objetivo de medir el desempeño del sistema de protecciones de las instalaciones eléctricas del SENI, se presenta el 
indicador de porcentaje de operaciones correctas del sistema de protecciones (POC). Este mide el número de operaciones 
correctas en proporción al total de fallas registradas. 

Cantidad fallas N — 2 

POC = 1_-_ 

Total de fallas registradas 

En la figura siguiente se verifica que en promedio se obtuvo un POC de un 95.85% y el valor acumulado al final del año fue de 
94.9%. 


Figura 19. Indicador operaciones correctas acumulado mensual sistema protecciones SENI 2019 
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4.5.5 TENDENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS EN ELSENI 


En la figura siguiente se muestra la evolución de los eventos relevantes ocurridos en el año 2019. En los meses de agosto, 
septiembre y diciembre, ocurrieron la mayor cantidad de eventos; los mismos fueron mayormente vinculados a eventos de 
generación. 


Figura 20. Tendencia de ocurrencia de eventos relevantes en el SENI 2019. 
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4.5.6 SEGUIMIENTO A LAS DESVIACIONES DURANTE EL AÑO 2019 

En atención al Artículo 216 del RALGE, el OC presenta el impacto de las desviaciones de generación y demanda en 
la operación del SENI. 

4.5.7 SEGUIMIENTO A LAS DESVIACIONES GENERACIÓN 

A continuación se presenta el seguimiento a las desviaciones en la oferta de generación. Según establece la 
Resolución SIE-041-2013, se observa que las desviaciones mayores a un 10% se mantuvieron en promedio 
alrededor de un 14.3% durante el 2019. En promedio las desviaciones durante el 2019 disminuyeron en un 0.6% en 
comparación al 2018, pasando de 14.9 % a 14.3%. Las desviaciones sin exención de la generación estuvieron en 
promedio en 0.6%, lo que representa un aumento de 0.1% con relación al 2018. 
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Figura 21. Seguimiento a las desviaciones superiores al 10% en la generación. 
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4.5.8 SEGUIMIENTO A LAS DESVIACIONES DE DEMANDA 

Se observa en la Figura 22 la evolución de las desviaciones en la demanda abastecida versus declarada, 
conservándose una tendencia descendente en referencia al año 2018. 


Figura 22. Seguimiento a las desviaciones superiores al 10% en la demanda. 
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La Figura 23 detalla la tendencia de las desviaciones en la demanda abastecida versus la demanda declarada de los 
Usuarios No Regulados (UNR) con potencias mayores a 15 MW, en el cálculo de la demanda máxima mensual. Se 
observa que las desviaciones mayores a un 10% de FALCON y DOMICEM tienen una tendencia positiva, mientras 
que CEMEX se mantiene variando en el tiempo. 


Figura 23. Seguimiento a las desviaciones superiores al 10% en la demanda de los UNR>15 MW. 
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5 FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA 

5.1 BALANCE DE ENERGÍA 


En la tabla 7 se muestran indicadores de precios y cantidades de energía, resultantes de la operación real del SENI. 
En la tabla 8 se muestra el balance general de energía transferido en el SENI durante el 2019. Los registros c e 
inyecciones y retiros de energía provienen de los Sistemas de Medición Comercial de los Agentes del MEM. 

El total de inyección de las unidades generadoras fue de 17,411.50 GWh. 

El total de los retiros de energía de las propias empresas generadoras (consumos propios), las empresas 
distribuidoras y los Usuarios No Regulados (UNR) que obtuvieron su suministro directamente del SENI, fue de 

17,081.15 GWh. 

Las pérdidas de transmisión, estimadas por diferencia entre el total de inyecciones y retiros de energía, fueron de 
330.35 GWh y equivalen al 1.90% del total de las inyecciones de generación. 

Los retiros de energía de las empresas distribuidoras fueron de 14,203.17 GWh y equivalen al 81.57% del total de 
las inyecciones. Los retiros de las empresas generadoras y de los UNR fueron de 2,877.98 GWh y equivalen al 
16.53% del total de las inyecciones. 


Tabla 7. Indicadores del SENI 2019 [GWh). 


PRECIO DE LA ELECTRICIDAD 



El promedio de los Costos Marginales de 
Energía Activa de Corto Plazo para el SENI 

Año 2019 


GENERACIÓN. RETIROS Y PERDIDAS 2019 

« La inyección total de las empresas 


generadoras de energía, el total de los 
Retiros y las Pérdidas para el SENI 


Año 2019 


vs. Afio 2018 


6.127.72 RD$/MWh 
4/ i.oo% 


Generación Total 17,411.50 GWh 

Perdidas Totales 330.35 GWh 

Retiro Total 17,081.15 GWh 

Retiro Disco 14,203.17 GWh 

Retiro UNR 2,696.38 GWh 

Retiros Otros 181.59 GWh 


1.9056 

98.10% 


t 


vs. Año 2018 


t 

t 

t 


CMG Máximo 2019 8291.91 RD$/MWh 

CMG Mínimo 2019 2622.84 RD$/MWh 
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Tabla 8. Balance de energía 2019 [GWh], 


AGENTE 


Feb 

Mar I 


May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 


Nov 

Díc [ 

Total 

AES ANDRES 

166.65 

151.76 

171.02 

8901 

136.02 

166.97 

172.75 

199.90 

102.00 

154.94 

205.42 

219.26 

1,935.71 

COEEE 

40.17 

87.34 

155.06 

187.63 

227.03 

97.85 

214.CO 

193.49 

33159 

334.76 

280.39 

239.68 

2,387.04 

CEPP 

19.87 

20 94 

20.19 

21 23 

24.42 

24 04 

19.11 

20.64 

17.12 




187.60 

DPP 

204.85 

131.33 

15385 

174.23 

72397 

211.13 

217.43 

217.75 

212.85 

217.74 

703.16 

214.70 

2,394.05 

EGEHID 

100 49 

DI 73 

75.72 

68 59 

7109 

103.14 

90.47 

89.65 

94 37 

105.20 

70.90 

73.73 

1,025.11 

GPLV 

11116 

83.70 

104.90 

96.05 

105.41 

102.72 

92.34 

99.93 

71.70 

60.77 

86 23 

63.90 

1,10485 

HAINA 

241.49 

239.16 

243.69 

25193 

269.89 

271.64 

274.33 

257.67 

241.15 

229.73 

211.41 

705.93 

2,944.10 

ITABO 

163.46 

150.79 

13L06 

161.25 

11524 

15982 

169.61 

147.66 

154.15 

171.02 

132.72 

167.27 

1,824.05 

LAESA 

57.96 

44.03 

52.04 

57.21 

53 33 

55.51 

46.33 

52.13 

43.78 

46.46 

43 50 

3521 

582.58 

METALDOM 

1348 

*75 

10.72 

1166 

1605 

1695 

1183 

14.70 

9.23 

8.94 

14.23 

5.41 

143.95 

f.tONTE RIO 

8 23 

8 31 

1080 

9.18 

1346 

13.52 

10.10 

9.36 

603 

9.31 

1225 

5.04 

117.71 

SEABOARD 

63.62 

68 50 

72.66 

74 83 

71 55 

74.19 

76 82 

77.19 

73 38 

76.03 

74 29 

74.80 

832.96 

PVDC 

3134 

38.57 

5160 

50 03 

38 83 

41.70 

40.77 

44.19 

39.29 

35.94 

28 20 

10.59 

4SL37 

LOS ORIGENES 

2134 

27.59 

30 39 

28.93 

29 32 

30.82 

26.75 

2L76 

27.15 

22 83 

2109 

14.23 

303.22 

SA?* FEUPE 








19.80 

28.79 

682 

0.72 


56.13 

ELECTRONIC JRC 

189 

3.79 

4.40 

4.42 

4.23 

4.47 

4.74 

452 

4 13 

4.22 

3.83 

3.74 

50.43 

LEAR 

24 63 

44.26 

42 30 

44.27 

45 33 

40.30 

36 90 

416S 

3619 

34.59 

29.76 

1221 

43268 

BIO-ENERGY 

19.39 

17.71 

19.66 

18 94 

14 35 

18.94 

1953 

19.79 

19.41 

20.35 


18.40 

206.53 

MO?*TECRISTI SOLAR 

8 31 

7.76 

9.35 

9.64 

9.02 

9.23 

9 34 

9.32 

7.78 

8.58 

7.36 

7.36 

103.05 

IC POWER DR 


0.09 

8.12 

17.39 

13 13 

15.58 

14.55 

1450 

7.49 

805 



98.89 

AGUA CLARA 











7.36 

9.95 

17.32 

PECASA 





3.84 

14.17 

17.16 

13.17 

8.99 

11.56 

1L63 

13.03 

93.60 

GRUPO EOUCO DOMINICANO 





0.64 

9.75 

11 53 

10.23 

5.01 

6 35 

4.95 

8.5S 

57.01 


EM.ERA10 SOLAR ENERGY 

WCG ENERGY ITD 

POSEIDO?* ENERGIA RENOVABLE 

EOEESTE 

EDENORTE 

EDESUR 

LFLT 

EPDL 

UNR 

CÉSAR IGLESIAS 
CARTONES DEL CARIBE 
LAS LAGUNAS Uf.HTEO 
PASTEURIZADORA RICA 
Pérdidas (D ferencias) 

Desde el SENI AES ANDRES 

CDEEE 
CEPP 
DPP 
EGEHID 
GPLV 
HAINA 
ITABO 
LAESA 
METALDOM 
MONTE RIO 
SEA BO ARO 
PVDC 

LOS ORIGENES 
SAN FEUPE 
ELECTRONIC JRC 
LEAR 

BIO-ENERGY 
f/ONTECRlSTI SOLAR 
IC POWER DR 
AGUA CLARA 
PECASA 

GRUPO EOUCO DOMINICANO 

EMERALDSOLAR ENERGY 

WCG ENERGY LTO 

POSEIDO?* ENERGIA RENOVABLE 

EOEESTE 

EDENORTE 

EDESUR 

LFLT 

EPDL 

UNR 

CÉSAR IGLESIAS 
CARTONES DEL CARIBE 
LAS LAGUNAS U'.'fTED 
PASTEURIZADORA RICA 
Pérdidas (Diferencias) 

Total Hada el SENI 
Total Desde el SENI 


2.15 

3.83 

S.51 


0.02 

0.65 

0.02 

0.45 

0.53 

0.01 

0.33 

0.03 
0 09 
0.01 
0.00 
8.81 
0.01 
0.26 
0.03 
009 
0.00 
0.04 


345 87 
323 90 
33L33 
136 
0 33 
205.53 
3.31 


0.51 
0.01 
0.71 
0.53 
0 03 
0.27 

0.05 

0.16 

0.01 

0.03 

12.41 

000 

0.23 

003 

0.02 

000 

0.03 

000 


32127 
25(9.73 
36L00 
3.11 
0 36 
19109 
3 53 


3 52 
0.02 
0.53 
068 
0.02 
034 
000 
0.06 
0.17 
0.01 


0.26 

0.03 

003 

0 04 
0 03 


362 53 
34177 
401.24 
145 
0.41 
219 58 
4 12 


2L 34 24 09 2654 

1,302.44 1,220.27 1,372.74 

1,302.44 1,220.27 1,372.74 


0.02 

L92 

0.01 

0.63 

0.67 

0.04 

0.25 

0.06 

0.17 

0.01 

3.74 

0.00 

0.24 

0.03 

0.02 

0.03 

0.00 


364.00 

344.19 

394.45 

3.73 

0.45 

229.63 

167 

0.42 


25.22 

1,373.65 

1,37165 


002 
1 65 
0.01 
051 
0 81 
0.01 
0.24 

0.04 

0.21 

OOl 

0.00 

155 

0.00 

026 

003 

003 

034 

003 

002 

0.02 

OOl 


394.46 
370.48 
43L87 
3 55 
0.47 
24131 
4.21 
OSO 


2139 

1,492.28 

1,492.23 


0.01 

397 

002 

055 

056 

OOl 

026 

0.D4 

002 

0.15 

0.01 

OOO 

3.52 

0.00 

025 

0.03 

003 

OOl 

003 

OOl 

OOO 

0.01 


39145 

37027 

43136 

161 

049 

230.33 

2.54 


2892 

1,43145 

1,412.45 


5 24 
003 
054 
063 
004 
023 

0.05 

0.21 

0.01 

0.00 

168 

000 

027 

003 

004 

0.01 

0.03 

OOO 

0.00 

0.01 


421.93 
399 84 
467.01 
4.11 
052 
234.39 
4.10 

133 

3111 

1.577.46 

1.577.46 


0.00 
154 
0.02 
0.53 
067 
0.05 
0 27 
OOO 
0.05 
015 
0.02 
OOO 
3.43 
0.00 
0.24 
003 
0.02 
0.02 
003 
0.02 

OOO 

001 


435 55 
403.48 
47391 
4.33 
054 
220 37 
3 86 


3310 
1,584 25 
1,534.25 


0.63 

5.89 

0.02 

044 

057 

0.06 

036 

OOO 

005 

014 

OOl 

5 32 
OOl 
0 21 
003 
003 
OOl 
0.03 
006 

003 

004 


434.46 

33147 

44984 

168 

OSO 

207.42 

187 


2041 

1,521.61 

1,521.61 


055 

504 

007 

0.45 

0.65 

0.06 

035 

003 
0 20 
0.01 
0.00 
4.61 
009 
031 
003 
005 

004 

002 

OOl 

003 


434.47 

365.59 

463.76 

165 

049 

2338-7 

1.12 


0 04 
5.52 
0.07 
0.40 
066 
0 04 
055 
OOO 
Olí 
0.76 
OOO 
000 
1163 
OOl 
0 27 
003 
005 
028 
004 

004 

002 

0.05 


393 84 
353 45 
427 31 
349 
0.46 
227 35 


5.03 
0.07 
040 
0.67 
013 
O 53 
O 00 
0.20 
0 28 
0 02 

37.94 
0.04 
027 
0 03 
012 
004 
004 

003 
001 
0.03 
0.01 
0 03 
002 
40125 
351.90 
421.70 
358 
0 47 
21129 


115 

188 

5.51 


2882 
1,564.29 
1,564 29 


27.99 

1.455.45 

1.455.45 


129 
42.7S 
036 
6.25 
7.63 
055 
4.04 
0.04 
0.85 
170 
014 
0.01 
105.90 
0.03 
108 
0.36 
0.54 
0.71 
0.41 
017 
0.08 
0.10 
0.18 
OOl 
003 
0.02 
4,709.14 
4,333.07 
5.11L76 
416S 
5.5S 
2,661.09 
34.38 
0.91 
133 


27.42 330.35 

1,464.62 17,411.50 

1,464.62 17,411.50 


Nota: El nombre del agente del MEM IC POWER DR OPERATIONS S.A.S se modifica a AGUA CLARA S.A.S, conforme se verifica en la comunicación OC-2019-001161. 
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Los siguientes gráficos muestran la participación de los Agentes del En el caso de los retiros totales, se verifican 17,081.15 GWh, de los 

MEM en el abastecimiento de la energía durante el año 2019, así cuales el 83.15% (14,203.17 GWh) representa el consumo total de 

como la participación de las distribuidoras en el retiro de energía. las empresas distribuidoras: Edesur, Edenorte, Edeeste, LFLT y EPDL. 


Figura 24. Participación en el abastecimiento de energía para el año 2019. 


Figura 25. Participación en los retiros de energía para el año 2019. 




l|¡^k Total de energía inyectada fue 
de 17,411.50 GWh. Cinco (5) 
agentes superan el 10%, para 
alcanzar el 65.96% del total. 



Las empresas 
distribuidoras 
estatales representan 
el 82.86% de retiros 
totales. 
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5.2 BALANCE PRELIMINAR DE POTENCIA 


La Tabla 9 ¡lustra el balance general de potencia transferido en el SENI durante el 2019, que 
resulta del cálculo preliminar de potencia firme, del pronóstico de demanda máxima y de las 
pérdidas de transporte y de transformación estimadas. 

La Inyección promedio anual de potencia firme de las unidades generadoras fue de 2,378.45 
MW. La suma de los promedios de los retiros de demanda de potencia de punta de las empresas 
generadoras, las empresas distribuidoras y de los Usuarios No Regulados (UNR) en el año 2019 
fue de 2,331.50 MW. 

Las pérdidas promedio de transmisión, estimadas por diferencia entre las Inyecciones de 
potencia firme y los retiros de demanda de potencia de punta, fueron de 46.95 MW, que 
equivalen al 1.97 % del total de las Inyecciones. 

Tabla 9. Balance de potencia 2019 [MW]. 


1MW1 AGENTE Ene Feb Mar Abr I Miy I Jun iul Ato Sep Oct Nov Dtc 


HadaelSENI 

AES ANDRES 

295.16 

295.16 

2SS 19 

295.19 

295.19 

295.19 

295.19 

293 68 

290.36 

28148 

"280 83 

282.11 


CEPP 

56.97 

53.41 

54.52 

54.71 

54.95 

54.48 

53.06 

53.40 

52.69 

52.06 

51 21 

50 83 


DPP 

211 44 

230.05 

201.33 

203.23 

201.95 

203.61 

203.82 

215.05 

218.60 

221.96 

225.22 

229.91 


EGEHID 

536.38 

511.72 

552.92 

551.87 

547.70 

S45.94 

553.22 

545.35 

54-3 33 

554.10 

554.44 

544 25 


GPLV 

188.74 

18889 

187.93 

183.18 

168.32 

168 52 

187.79 

188.11 

18814 

187.83 

187.54 

187.48 


HA1NA 

356.18 

356.18 

356 31 

356 31 

356.32 

35632 

356.32 

356.32 

35632 

35632 

35629 

356.31 


ITABO 

216.73 

217.18 

210.64 

212.12 

213.54 

212.01 

208.33 

210.27 

209-34 

203 12 

210.40 

214.57 


LAESA 

103 40 

100.40 

103.41 

103.41 

103.41 

103.41 

10841 

10841 

108.41 

103.41 

10841 

103 41 


METALDOM 

37.19 

37.90 

36.15 

36.36 

36.76 

36.79 

36.05 

36 42 

36.11 

35.90 

3585 

36.46 


MONTE RIO 

32.79 

33.99 

31.61 

31.66 

31.90 

31.95 

3107 

3L27 

3L01 

30.45 

30.16 

30.48 


SEABOARD 

103 25 

103.25 

108.27 

103.27 

100.27 

103 26 

10826 

103.26 

10826 

10826 

10826 

103 25 


PVDC 

48.41 

50.55 

50.55 

50.55 

50.55 

50. SS 

50.55 

50.55 

50.55 

50.55 

50.55 

50.55 


LOS ORIGENES 

57.01 

57.01 

57.04 

57.01 

57.01 

57.01 

57.01 

57.01 

57.01 

57.01 

57.01 

57.01 


LEAR 

96 39 

96.39 

96.42 

9642 

96.42 

9642 

9642 

96.41 

9629 

95 90 

95.74 

96 06 

Desde el SEMI 

BIO ENERGY 

CDEEE 

SAN FELIPE 

ELECTRONIC IRC 

AGUA CLARA 

Pérdidas (Diferencias) 

AES ANDRES 

CEPP 

27.69 

27.70 

27.67 

27.70 

27.70 

27.56 

27.50 

27.54 

27.63 

27.70 

27.70 

2696 


DPP 

EGEHID 

GPLV 

0.41 

0.41 

0 41 

0 41 

0.41 

0.41 

0.41 

0.41 

041 

0.41 

0.41 

041 


HAINA 

ITABO 

LAESA 

0 18 

0.18 

0.18 

0.18 

0.18 

0 18 

0.18 

0.18 

0.18 

0.18 

0.18 

0.18 


METALDOM 

MONTE RIO 

SEABOARD 

PVDC 

LOS ORIGENES 

LEAR 

BIO-ENERGY 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

090 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 


CDEEE 

SAN FELIPE 

0.7S 

0.75 

0.7S 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

075 

0.7S 

0.75 


ELECTRONIC JRC 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

002 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 


EDEESTE 

711.36 

711.36 

711.36 

709.98 

709.76 

709.76 

709.76 

709.76 

709.76 

709.76 

709.76 

709.76 


EDENORTE 

676.34 

675.97 

675.97 

67S.97 

675.97 

675 97 

675.97 

67S.97 

675.97 

675.60 

67S.29 

675 29 


EDESUR 

632.83 

632.88 

632.88 

682.88 

632.83 

632.83 

682.63 

£32.83 

682.88 

682.88 

682.83 

682.88 


IFLT 

604 

6.04 

601 

601 

6 01 

601 

6.04 

604 

601 

6 04 

601 

601 


EPDl 

0.71 

0.71 

0.71 

0.71 

0.71 

071 

0.71 

071 

0.71 

0.71 

0.71 

0 71 


UNR 

CÉSAR IGLESIAS 

243.28 

809 

243.66 

809 

243.66 

8.09 

243.91 

8.09 

244.16 

809 

245.26 

809 

240.18 

8.09 

245 26 

809 

246 26 

809 

252.37 

2.35 

255.63 

255.63 


MONTECRJSTI SOLAR 

CARTONES DEL CARIBE 

LAS LAGUNAS LIMITED 

AGUA CLARA 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

1.10 

0.10 

LIO 

0 10 

010 

5.07 

0.10 

0 10 

0.10 

0.10 

0 10 


Pérdidas (Diferencias) 

46.69 

46.75 

46.94 

46.95 

46 96 

4693 

46.97 

47.01 

47.05 

47.03 

47.02 

47.01 

Total Hada el SEMI 


2.377.76 

2.377.82 

2,378.01 

2.378.02 

2,378.03 

2,378.05 

2,37801 

2,37803 

2,379.11 

2,379.09 

2,379.69 

2.379.68 

Total Desde el SEMI 


2,377.76 

2,377.82 

2,378.01 

2,378.02 

2,378.03 

2,373.05 

2.37801 

2,37803 

2,379.11 

2,379.09 

2.379.69 

2.379.68 


291.48 

55.94 

215.18 

S45.52 

183.13 

356.29 

211.94 

103.41 

36.49 

31.53 

103.26 

50.37 

57.04 

96.27 

27.59 


0.41 


0.18 


0.75 

0.02 

710.18 

675.86 

682.83 

6.04 

0.71 

246.61 

6.26 

0.10 

0.18 

0.42 


46.95 

2,378.45 

2,378.45 
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El siguiente gráfico muestra la participación porcentual de Las A continuación se muestra la participación porcentual de las 

empresas generadoras en la distribución total de potencia firme Distribuidoras, UNR y consumos propios de los generadores con 

para el año 2019. relación al Pronóstico de Demanda Máxima del año 2019. 


Figura 26. Participación potencia preliminar año 2019. Figura 27. Participación en el pronóstico de Demanda Máxima del año 2019 
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Total de potencia firme 
inyectada fue de 2,378.45 
MW. Tres (3) empresas 
superan mas del 10% de 
participación para alcanzar 
el 50.17% del total. 



las empresas distribuidoras 
estatales representan el 
88.74% de participación del 
Pronóstico Demanda SENI 
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5.3 DEMANDA MAXIMA ANUAL 


La tabla 10 muestra el pronóstico de demanda máxima anual del año 2019, determinado 
conforme al Artículo 265 del Reglamento para la Aplicación de la Ley General de Electricidad. 
Adicionalmente, la tabla incluye las demandas máximas del SENI registradas en las horas de 
punta de cada mes del 2019. Los resultados indican que la máxima demanda real anual 
pertinente para la reliquidación de potencia firme se registró en la hora 21 del 27 de agosto de 
2019. 

La inyección neta en alta tensión al SENI en la hora de demanda máxima del año 2019 fue de 
2,436.69 MW, donde 2,384.56 MW (97.86%) corresponden a retiros totales, mientras que 52.13 
MW (2.14%) son las pérdidas de potencia de punta estimadas. 

Respecto a los retiros totales, estos se desglosan en 2,045.05 MW (83.93%) destinado a las 
empresas distribuidoras y 339.52 MW (13.93%) a las demandas de potencia de punta de las 
empresas generadoras y UNR. 

Tabla 10. Pronóstico demanda máxima y demanda máxima anual real 2019 [kW] 


RETIROS POR EMPRESA EX LA HORA DE OEM ANDA MAXIMA (kW) 


■hHQNOSTKO DEMANDA ■ 
■ MAJOMA 7019 f*W) ü 

■ CACAO 2019 ■ 
C8A2SALA MORA 71 

FORERO 2019 | 

OÍA 11 ALA HORA 3! 

MARZO 2019 ■ 

DÍAS ALA HORA 21 

AMR 2419 
J&30AIA H0RA21 

fflíWAAHAK a 

JUNIO 2019 ■ 
DÍA 19ALA HORA24 

ChSTF-£U COPAS 

RES 0009 2019 







COCISTE 

711,363 

516443 

543.61* 

549,559 

597.115 

616.114 

676.058 

CDCNORTE 

676,(00 

573.718 

559,073 

593.444 

553.602 

633419 

€43.631 

EDtSUR 

OLU4 

633.426 

6S 7,592 

659.501 

6S1406 

650.595 

6784 77 

LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS 

6.042 

$.755 

5443 

S.597 

54*0 

5,616 

5,673 

EFOt 

706 

759 

720 

757 

819 

870 

812 

SLB TOTAL 

2,077,595 

1,735,247 

1,771,337 

1,803,257 

1,853,320 

1,907,334 

2,004,751 

USUAJOOS NO REGULADOS 








UN* 

251,116 

318,133 

311,057 

337,755 

355.656 

351,030 

312,194 

otaos Anuos 








T.'ITALDO'J 

SCO 

55 

111 

103 

175 

60 

58 

DM> 

411 

1.068 

591 

753 

768 

578 

594 

COCCC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

«A» TOTAL 

1,311 

1,164 

702 

906 

943 

638 

652 

SL» TOTAl ftETKOS GENERADORES 

1,042 

19,292 

3,114 

22,593 

2,340 

4,819 

7,951 

TOTAL ATraOS 

2,331,064 

2,073,836 

2,086,210 

2,164,510 

2,212,258 

2463,762 

2,325,491 

NTKOON TOTAL 








CAUTA 


2,194,347 

2^03,053 

2479442 

2441426 

2431433 

2.467424 

NETA EN 6T 


2.UM27 

2,141,671 

74 17,000 

2,262,158 

2419,502 

24*3420 

NCTA EN AT 

2,377,181 

7.124J88S 

2,134.833 

2409,013 

24S1444 

2410.632 

2477436 

PERDIDAS* 

1-94VÍ. 

2.40X 

22IX 

2.01X 

USX 

2 03X 

240X 




RETIROS POR EMPRESA EX IA HORA DE DEMANDA MAXIMA (kW) 





HtONOSTKO DEMANDA 

RAJO 2019 

ACOSTO 2019 

SCRTXRURE 2019 

OCTUBRE 2019 

NOVIMM1 2019 



AUTORIA 7019 flW) 

DÍA26 ALA HORA21 

DÍA 27 A LA HORA 21 

OÍA 13 ALA HORA22 

OÍA 16ACA HORA24 

OÍA 27 ALA MORA 21 

OLA 2 A LA HORA 21 

CxSTKc UCD RAS 

RES-OC-D3-2019 







CDCCSTE 

711463 

673816 

6*5458 

«4476 

705.522 

635.612 

641441 

C0CN08TC 

676 €02 

645,611 

657,554 

6SS452 

619.003 

605.18? 

€03424 

C DESUS 

C??434 

675.194 

693,553 

707,775 

721,822 

731X60 

718.747 

LUZ Y FLRP2A LAS Ttf^íNAS 

6.04 Z 

7.643 

6413 

6425 

S.OS9 

5.738 

5,444 

EFDL 

TOS 

S97 

938 

913 

750 

797 

777 

$U8 TOTAL 

2,077,595 

2,004,262 

2,045/346 

2,057,085 

2,051,170 

1,979,445 

1,969,833 

USUARIOS NO KFULADOS 








UNR 

251,116 

319,734 

311,666 

297,477 

287,021 

315,266 

307,133 

OTF.OS RETROS 








METAL DO M 

SCO 

62 

76 

70 

61 

1460 

76 

Df? 

411 

1,952 

1.159 

3430 

0 

2497 

573 

COCEE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

37 

SU3 TOTAl 

1,311 

2,014 

1,235 

4,000 

61 

3457 

691 

SUB TOTAL T in-OS TEN ERA DOTES 

1,042 

11,546 

26,614 

18,530 

14,843 

38,287 

30,458 

TOTAL RET«05 

2,331,064 

2,337,495 

2,384,561 

2,377,092 

2,353,095 

2,336.854 

2,303,115 

INYECCION TOTAl 








EÍUTA 


2,492455 

2431.749 

2413443 

24 93,774 

2.410,220 

2,451,105 

NETA CN BT 

24 88,406 

2435,616 

2,443,781 

2.428420 

240S4« 

2,392.792 

2464.458 

NCTA EN AT 

2427481 

2492473 

243S.CS9 

2418410 

2437433 

2437,793 

2453,416 

TCRDOAS* 

U4*¿ 

241X 

2 14X 

1.73'a 

U7X 

2.13 X 

2J3X 

jE2222S2SünLSESD 1 

—| 

AGOSTO 2019 
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En el 2019 la demanda máxima alcanzó los 2,436.69 MW, lo que supone un crecimiento del 
9.80% respecto al año anterior. La evolución de la demanda máxima anual se verifica a 
continuación: 


2019. 

2018. 

2017. 

2016. 

2015. 

2014. 

2013. 

2012 . 

2011. 

2010. 

2009. 

2003. 
2007. 
2006. 
2005. 

2004. 
2003. 
2002. 
2001. 


Figura 28. Evolución de la demanda máxima anual en el SEN! (MW) 



-I -- T 1 ' ' 

500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 


5.4 COSTOS MARGINALES DE ENERGÍA 

La Tabla 11 y la Figura 29 muestran la evolución del Costo Marginal Tope de Corto Plazo de 
energía referida a la barra de referencia del SENI en el año 2019, pertinente para las 
Transacciones Económicas del MEM (CMg Energía), conforme se establece en la Resolución SIE 
114-2018-MEM de fecha 17 de diciembre 2018. 


Tabla 11 Costo Marginal Tope de Energía en el 2019 [US$/MWh). 


COSTO MARGINAL TOPE 2019 


msm 

O 

■ai 


Costo Tope Base 


12L0S 

12L05 

12105 

12105 

CF1 Noviembre 2016 


24135 

24135 

24135 

24135 

CHMesM 


25204 

25123 

25L71 

25271 

A=CPI Me $ 1-2/Cfl Noviembre 2016 


tw 

IW 

1W 

105 

Predo Fuel «1 N’6 • Bra, 0] USGC HSFO 

[U$$/bamí] 

4S31 

4331 

45.31 

4531 

Predo FuelOil N’6 • Prwned'o 

(U$$/oítíi] 

5283 

55 82 

6153 

6399 

Aparte CPI 

(U$$/\M] 

3223 

3213 

3219 

3233 

Aporte Predo Fuel 0¡l N’6 

(us$Av.s] 

105.15 

11110 

126.45 

127.36 

COSTO MARGINAL Tope 

ÍU$$AW] 

137.33 

14123 

15864 

159.69 

Vadedóo Cf/gTope (respecto rr.es anterior) 

% 

■\im 

426% 

\o.m 

066% 

Variadlo Cf.'gtope (respecto de er.ero) 

% 

Q0056 

im 

15.43» 

1624% 




«T 

A|0 | 

mmi 

Ortl 

BMBli 

Promedio | 

12105 

12105 

12105 

12105 

12105 

12105 

12105 

12105 

12105 

2413S 

2413S 

24135 

24135 

24135 

24135 

2413S 

24135 

24135 

25420 

255 55 

25S09 

25614 

25657 

75656 

255.76 

257.35 

254.75 

105 

1C6 

106 

106 

IOS 

1C6 

106 

107 

105S5 

4531 

4531 

4531 

45 31 

4531 

45 31 

4531 

45 31 

4531 

6605 

61.66 

5573 

5892 

4534 

50.47 

4302 

37.31 

5456 

3251 

3268 

3275 

3276 

3281 

3281 

32 84 

3291 

32.58 

13145 

12273 

11102 

117.27 

9024 

100.44 

8563 

7425 

10859 

16397 

155.41 

143.77 

150X13 

12305 

13326 

11847 

107.17 

14117 

268% 

•522% 

-7.49% 

435% 

•17.98% 

830% 

-1110% 

-954% 

•2.63% 

1936% 

13.12% 

4.65% 

921% 

•10.43% 

-300% 

-1376% 

-2199% 

176% 
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Figura 29. Evolución del costo marginal tope en el 2019 [US$/MWh]. 


Dic 

Nov 

Oct 

Sep 

Ago 

Jul 

Jun 

May 

Abr 

Mar 

Feb 

Ene 



20 


40 


60 


80 


100 


120 


140 


160 


ISO 



-21.99% es la variación 
del CMG Tope de 
diciembre respecto a 
enero 2019. 


52 de 103 











RD$/MWh 


Figura 30. Costo Marginal Tope Energía en dólar según Resoluciones vigentes en los años 2018 y 2019. 

■ 2019 lUS$/MWh) ■ 2018 (USS/MWh) 



En la siguiente figura se muestra una comparación del Costo Marginal de Energía calculado 
considerando la Resolución SIE 114-2018-MEM, y el Costo Marginal de Energía que resultaría sin 
la aplicación de la misma para cada uno de los meses del año 2019. 


Figura 31. Costo Marginal de corto plazo de energía en barra de referencia 2019- RD$/MWh. 
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El promedio del costo marginal de Energía diario en el 2019, alcanzó el valor de RD$ 6,127.72 
sobre MWh. En la siguiente se figura muestra la evolución del Costo Marginal de Energía en el 
año 2019, a partir de los promedios mensuales y los intervalos que acotan su variabilidad. 


Figura 32. Rango máximo, mínimo y promedio del costo marginal en el 2019 [RD$/MWh]. 
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Figura 33. Promedios anuales del costo marginal energía [RD$/MWh] 


2019. 


2018. 


2017. 


2016. 
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2014. 


6,127.72 


6,189.65 



(RO$/MVVh) 


1,750 


3,500 


5,250 


7,000 


En las siguientes figuras se presentan las horas del mes en donde el costo marginal resultó 
menor al costo marginal tope de energía establecido en la Resolución SIE 114-2018-MEM. 
También se muestran las horas de desabastecimiento y las horas en donde el costo marginal, sin 
la aplicación del costo marginal tope, es mayor al CMgTope. 
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Figura 34. Cantidad de horas en que el costo marginal es mayor o igual al costo marginal tope en 2019. 


Dic 

Nov 

Oct 

Sep 

Ago 

Jul 

Jun 

May 

Abr 

Mar 

Feb 

Ene 


o CMgT < CMg Tope n Desabastecimiento t ¡ CMgP > CMg Tope 



186 279 372 465 558 


Nota 1: La cantidad de periodos asignados del CMgP >CMgTope, 

Figura 35. Cantidad de horas y porcentajes totales ano 2019 Desabastecimiento y CMgT < CMgTope corresponde a las horas donde 

se mantuvo esta condición el 100% del tiempo. 


CMgP > CMg Tope 


Desabastecimiento 


CMgT < CMg Tope 



Nota 2: El total de horas con desabastecimiento presentadas muestra 
las horas completas en la que el sistema se encuentra en 
desabastecimiento. Las horas totales de desabastecimiento contando 
las fracciones de horas donde hubo desabastecimiento en 2019 fue de 
2,508.35 horas; en el 2018 fue de 2,009.12 horas; en el 2017 hubo 
desabastecimlento en 1,510.30 horas. 



2 . 53 % es la variación del 
Desabastecimiento de 2019 
( 2,060 horas) con respecto a 
2018 ( 2,009 horas). 


Donde los términos tienen el siguiente 
significado: 


Costo Marginal de energía considerando la limitación del Costo Marginal Tope de 
Ch<gJ energía según lo establecido en la Resolución SIE 114-2018-MEM 

o/^Tope Costo Marginal Tope de energía establecido en la Resolución SIE 0114-2018-MEM 

Costo Marginal de energía sin considerar la limitación del Costo Marginal Tope de 
CMgP energía según lo establecido en la Resolución SIE 114-2018-MEM 


A continuación se muestra el detalle correspondiente a los costos marginales promedio con 
Tope y Sin Tope en US$/MWh y en RD$/MWH y la cantidad de horas para cada subsistema 
desacoplado económicamente. 
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Tabla 12. Subsistemas en el 2019 con Incidencia en las Transacciones Económicas. 


DATOS 2019 

SUBSISTEMA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PROMEDIO 

Piomedio CMg Con 
Tope [USffMVh] 

Pa» amara U3 [kY] 

891. V: Autotr ans focm ador B y ahon a 

89 kY: Desel La Yeg a • CynabKOa 

63 kV: Desella Yega-la Vega 

13 KV. PAUWARAVALOES«A-PíZARR£ TE 

Los Orígenes SPM2 - SPM 

13 KV. KAJiaj.WSA-PALAMARA ESTE 
$9 kVPvertoPiafa-PIaja Dorada 

345 KY. PALV.VAABOiia.OEl NARANJO. NORTE 

1IU) 124 OS 13.70 U4.CS 14233 140.48 t?200 125.02 11177 *3.80 *>2.60 77.43 

56.87 57.44 

$$94 15.00 *>4.58 144.02 73.58 

114.42 13.33 1*0.57 128.82 H3.0Q $3.66 

82.44 88.34 

$6.57 

*3.78 13.46 t27.$4 87.59 

tu.es 

>37$ 1*5.54 ItS 05 *>4.82 t2371 117.08 €011 114.75 *3.56 73.3 

113.74 

57.28 

125.62 

127.84 

83.96 

98.57 

114.56 

119.69 

120.10 

Promedio CMg Con 
Tope (RDtfMVh] 

Pa! amara 13 [kY] 

89 kY; Autotr ansform ador Bar ahon a 

6SKY: Desel La Yega -Canabxoa 

69 kY: Desel La Vega La Vega 

13 KV. PALAMVTA-YALO£$<A-FIZA.RRE T E 

Los Orígenes SPM 2 - SPM 

!3 KV. HA.JiV.WSA-PALAT.VKA ESTE 

69 kY.Pu*rtoPlatica Dórala 

345 KY. PALAMARA-BOMAO-a NARANJO. NORTE 

5.SUC5 6.26621 6.9*3.76 6.807.7$ 7.22633 7,18(0 $.233 6.35850 5.75311 5.72551 5.42881 4.03388 

2.875.23 2,920.75 

4.3319 5.814.67 5.287.63 7.408.82 4.033.47 

5.785.01 5,832.42 5.53483 8.543.82 7.323U 4.30134 

4.358.50 4.56331 

4.84583 

5.088.33 6.745.U $.50323 4.83102 

8.052.07 

5.UL44 5.832.60 8.013.68 5.233.55 8.863.83 7.53L58 4.113.03 8.082.07 5.83513 3.833.40 

6.127.72 

2.907.76 

6.415.95 

6.523.23 

4.439.32 

4.945.63 

5.809.86 

6,052.07 

6.245.39 

Promedio CMg Sin 
Tope [UStfMVh] 

PV amara 13 [kY] 

es kV; Autotr ans tomador B y ahon a 

69 kV: Desel La Vega • Canaba:oa 
e9 kV; Kesel La Vega - La Vega 

13 KV. PAi^MVTA-YALOESIA-PtZARRE T E 

Los Orígenes SPM 2 - SPM 

t3 KV. HAJÍiV.WSA-PALAMARA ESTE 

89 kYPwíto RV.a-Plaj a Doral a 

345 KV. PALAMARA-BONAO-EL NARANJO. NORTE 

11144 128.13 145.82 H0.34 148.48 H162 127.31 130.84 117.83 1U.80 1*3.37 85.05 

8$94 t2L55 *>4.58 M 4.97 79.58 

56.87 57.44 

125.50 11333 1*357 128.82 14355 83.68 

83.33 6-3.33 

38.57 

*>0.78 133.48 127.94 *>8.07 

UL88 

»278 127.03 18.05 »4.32 t237l 14 7.33 8011 1)5.11 *>8.58 73.38 

125.73 

127.25 

57.28 

129.46 

88.98 

96.57 

116.13 

131.68 

121.38 

Promedio CMg Sin 
Tope [RDf JMVh] 

Paf arriara 13 [kV] 

« kV: Autotr anstomadce By ahon a 
es kV: Desel La VegKCanabKoa 
es kV: Desel La Vega -La Yeg a 

13 KV. PALAMARAYALOESIA EtZARRE T E 

Los Ordenes SPM 2 • SPM 

13 KV. HAJÍV.W3A-PA1AMARA ESTE 
es kVFuerto Plat a-Plaja Dórala 

345 KV. PALAMARA-BOftóO-El fVAViJO. NORTE 

5.835.» 6,383.33 7.38172 ?.t2533 7.405.03 7.175.71 $.48133 8.834.38 8.080.58 8.304.03 8.154.84 4.502M 

4.3S3.U 6.H6B 5237.66 7,424.54 4.083.47 

2.87523 2.320.75 

$.34520 5.33242 5.59433 8.543.32 7.35138 4.30134 

4,704.53 4,708.13 

4.345.83 

5.038.33 6.745.0 8.50323 5.7M.87 

8,857.32 

5.UL4 4 8.428.04 8.08.66 5233.55 6.6*393 7.54 5 0 4.10.03 8.U428 5.635 8 3.833.40 

6.437.64 

6.498.19 

2.907.76 

6.604.84 

4.705.17 

4.945.63 

5.904.05 

6.657.92 

6.310.46 

Número de Horas 
[Periodos] 

PVamva08[kY] 

es kV: Autotr aristomador Barataba 
es kY. Desel La Vega • Canaba:oa 
es kV: Desella Vega-La Yega 

13 KY. PALAf.VRAYALOES>A-F1ZARR£ TE 

Los Orígenes SPM 2 • SPM 

13 KV. KANV.W3A-PALAMARA ESTE 
es kYPuerto FtY.a-Flaji Dórela 

345 KV. PALAMARA-80NA0EL NARANJO. NORTE 

744.00 872C0 74400 720.00 744.CO 220.00 744.00 744.00 720.00 744.00 220.00 744.00 

800 23.00 8.00 77.00 17.60 

2.00 5.00 

13.00 1100 >560 23.00 8200 H.CO 

24.00 15.60 

5.00 

9X0 8.00 200 3.00 

*5.00 

100 14.00 4,00 5.(0 22CO 74.00 1160 117X0 45.00 7.C0 

8.760.00 

131.00 

7.00 

164.00 

39.00 

5.00 

22.00 

16.00 

300.00 

Porcentaje de Horas 

IX] 

PalimwaDSfkY] 

es kY; AUotransformado# By ahona 
e3kV:DeselLi Vega-Can abKOi 
es kV: Desel La Vega La Yega 

13 KV. PAlAMARAYAlOE$íA-FíZ ARRETE 
LosD5gewsSPf.12.SPM 

13 KV. KAJiV.WSA-PALAM.aRA ESTE 
es kV.Poíflo P1 y a R1 aja Doral a 

345 KY. PALAJ.IARA-BOTiVTEL NARANJO. NORTE 

M0.00X *».00% *>QXC% *>0.00% »0.00% »0.00% *>0.00% *>000% *00.00% *»00% *».CO% *».00% 

0.81% 3.03% 108% *035% 238% 

027% 087% 

242% 153% 222% 3.03% 1102% 134% 

323% 208% 

0.87% 

134% 103% 027% 0.42% 

215% 

0.75% 188% 0.56% 0.67% 238% 3.35% 153% 1573% 825% 0.94% 

100.00% 

1.50% 

0.08% 

1.87% 

0.45% 

0.06% 

0.25% 

0.18% 

3.42% 


Nota: La cantidad de horas asonadas a cada Subsistema en la tabla anterior corresponde al número 
de horas cuyos costos marginales preliminares CMgP {CMg S'n Tope) difieren con el costo del Sistema Principal 



-20%. es la variación del 
número de subsistemas 
formado en 2019 (8) 
respecto a 2018 (10). 
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5.5 COSTOS MARGINALES DE POTENCIA 


la Figura 36 muestra la evolución del Costo Marginal de Potencia de Punta de la barra de referencia en el 2019. El Costo Marginal 
Promedio para el 2019 fue de 473.38 RD$/kW-mes. 

Figura 36. Costo Marginal de Potencia de Punta en Barra de Referencia 2019 Figura 37. Costo promedio anual Marginal Potencia de punta 




/V" 


I 


7.54% es la variación del precio 
de Potencia de Punta de 
diciembre respecto a enero 
2019. 


A* 


* 


5.46% es la variación del precio 
promedio de Potencia de Punta 
de 2019 respecto a 2018. 
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5.6 TRANSACCIONES DE ENERGÍA 


La Tabla 13 presenta el resumen anual de las Transacciones de Energía expresadas en GWh. Se muestran 
las inyecciones y retiros de energía realizados por los Agentes del MEM, tanto propias como por 
contratos y el resultado de las transacciones en el Mercado Spot. 


TABLA 13. Resumen de Transacciones de Energía 2019 [GWh] 


AES ANDRES 

COEEE 

CEPP 

DPP 

EGEHID 

GPLV 

HAINA 

ITABO 

LAESA 

METALDOM 

MONTE RIO 

SEABOARD 

PVDC 

LOS ORIGENES 
SAN FELIPE 
ELECTRONIC JRC 
LEAR 

BIO ENERGY 
MONTECRISTI SOLAR 
IC POWER DR 
AGUA CLARA 
PECASA 

GRUPO EOUCO DOMJNICAA 

EMERALD SOLAR ENERGY 

WCG ENERGY LTD 

POSEIDON ENERGIA RENON, 

EDEESTE 

EDENORTE 

EDESUR 

LFLT 

EPDL 

UNR 

CARTONES DEL CARIBE 
LAS LAGUNAS LIMITED 
CÉSAR IGLESIAS 
PASTEURIZADORA RICA 
ETEO 
Total 


Inyección x 
Generación 


1,935.71 

2,387.04 

187.60 
2.394.05 
1,025.11 
1,104.85 
2,944.10 
1,824.05 

582.58 

143.95 
117.71 

882.96 
451.37 
303.22 

56.13 

50.48 

432.68 

206.53 

103.05 

98.89 

17.32 

93.60 
57.01 

2.15 

3.88 

5.51 


Inyección x 
Contrato 


282.57 

2,383.38 


17,411.50 


1,804.29 

3,381.10 

3,964.16 

43.65 

2,661.09 


14,520.74 


Inyección 

Total 

Retiro x 

Consumo 

Retiro x 

Contrato 

Retiro 

Total 

N/enta al 

Mercado 

S DOt 

2,218.28 

1.29 

2,360.05 

2,361.34 

146.45 

4,770.42 

42.7S 

4,679.33 

4.722.08 

48.34 

187.60 

0.36 

2.60 

2.96 

185.12 

2,394.05 

6.25 

2,484.98 

2,491.22 


1,025.11 

7.63 

984.07 

991.70 

33.41 

1,104.85 

0.55 


0.55 

1,104.30 

2,944.10 

4.04 

1,037.65 

1,041.69 

1,902.41 

1,824.05 

0.04 

1,619.15 

1,619.19 

243.33 

582.58 

0.85 


0.85 

581.73 

143.95 

2.70 


2.70 

141.25 

117.71 

0.14 


0.14 

117.57 

882.96 

0.01 

20.78 

20.79 

862.17 

451.37 

105.90 


105.90 

372.82 

303.22 

0.08 


0.08 

303.15 

56.13 

3.08 


3.08 

55.10 

50.48 

0.36 

50.48 

50.85 


432.68 

0.54 

0.49 

1.03 

431.64 

206.53 

0.71 

44.11 

44.82 

164.66 

103.05 

0.41 

103.05 

103.46 


98.89 

0.17 

67.18 

67.35 

31.65 

17.81 

0.08 

17.81 

17.89 


93.60 

0.10 

51.61 

51.71 

41.96 

57.01 

0.18 

24.76 

24.94 

32.18 

2.15 

0.01 


0.01 

2.14 

3.88 

0.03 


0.03 

3.85 

5.51 

0.02 


0.02 

5.49 

1,804.29 

4,709.14 

546.71 

5,255.85 


3,381.10 

4,333.07 

100.57 

4,433.64 


3,964.16 

5,111.76 

325.37 

5,437.13 


43.65 

43.65 


43.65 



5.55 


5.55 


2,661.09 

2,661.09 


2,661.09 



0.91 


0.91 



3.33 


3.33 



34.38 


34.38 



330.35 


330.35 


31,932.24 

17,411.50 

14,520.74 

31,932.24 

6,810.71 


La Tabla 14 presenta el resumen anual de las transacciones de energía expresadas en Millones de RD$. 
Se muestran las valorizaciones de las inyecciones y retiros de energía de los Agentes del MEM, tanto 
propias como por contratos y el resultado de las transacciones en el Mercado Spot. 
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TABLA 14. Resumen de Transacciones de energía 2019 [MILLONES RD$] 



EPDL 

UNR 


CÉSAR IGLESIAS 


IC POWER DR 

654.39 

AGUA CLARA 

80.05 

CARTONES DEL CARIBE 


PECASA 

563 06 

GRUPO EOLICO DOMINICANO 

326.35 

LAS LAGUNAS IIMÍTEO 


EME RALO SOLAR ENERGY 

8.03 

WCG ENERGY LTD 

14.64 

POSCIDON ENERGIA RENOVABLE 

21.51 

PASTEURIZADORA RICA 


ETEO 

1.229.76 

Total 

107,568.13 


6S4.39 

82.47 

563.06 

326.35 

8-03 
14 84 
21.51 

1,229.76 

197,159.19 


16,941.53 

220.40 

1.14 

0.41 

6.64 

061 

1.02 

22.56 

0.05 

0.11 

007 

001 


434.95 

82.47 


284.96 

121.70 


16,941.53 

220.40 

436.09 

82.89 

6.64 

235.57 

122.72 

22.56 

0.05 

0.11 

0.07 

0.01 


446 34 
0.00 
1,269.54 

168 93 

7.212.21 
11,588.09 

1,203.60 
3,856 00 
931-58 
816.99 
5,249.35 
2,365.49 
1,926.79 
35S.68 

2.802.21 
966.72 


277.87 

204.20 

7.98 
14.73 
21 44 

1,229.76 

43,187.50 


7.637.65 

0.00 

2.71 

811.97 


13.27 

2.29 

17.42 

2.59 

21,722.90 

7,675.24 

9,494.73 

36.58 

220.40 

0.71 

0.41 

664 

0.37 

0.57 

22 56 


5.7 TRANSACCIONES DE POTENCIA PRELIMINAR 

La Tabla 15 presenta el resumen anual de las transacciones de potencia preliminar expresadas en MW. 
Se muestran las inyecciones de potencia firme y retiros de demanda de potencia de punta pronosticados 
por los Agentes del MEM, tanto propias como por contratos y el resultado de las transacciones en el 

Mercado Spot. 

Tabla 15. RESUMEN PROMEDIO DE TRANSACCIONES DE POTENCIA 2019 (MW). 


Inyección x Inyección x Inyección Retiro x Retiro x Retiro 

Generación Contrato Total Consumo Contrato Total 


AES ANDRES 

CDEEE 

CEPP 

DPP 

EGEHID 

GPLV 

HAINA 

ITABO 

LAESA 

metaldom 

MONTE RIO 
SEABOARD 
PVDC 

LOS ORIGENES 
LEAR 

BIO-ENERGY 

SAN FELIPE 

EDEESTE 

EDENORTE 

EDESUR 

LFLT 

EPDL 

UNR 

CÉSAR IGLESIAS 
ELECTRONIC JRC 
MONTECRJSTI SOLAR 
CARTONES DEL CARIBE 
LAS LAGUNAS LIMITED 
AGUA CLARA 
ETED 

Total [MW] 


291.48 

53.94 

215.18 

545.52 

188.13 

356.29 

211.94 

108.41 

36.49 

31.53 

108.26 

50.37 

57.04 

96.27 

27.59 


270.00 


153.44 

288.44 
339.58 

6.04 

246.61 


291.48 

270.00 

53.94 

215.18 

545.52 

188.13 

356.29 

211.94 

10S.41 

36.49 

31.53 

103.26 

50.37 

57.04 

96.27 

27.59 

153.44 

288.44 
339.58 

6.04 

246.61 


2,378.45 


0.11 0.11 

1,304.22 3,682.66 


0.75 

0.41 

0.18 


710.18 

675.86 

682.88 

6.04 

0.71 

246.61 

6.26 

0.02 

0.10 

0.18 

0.42 

46.95 

2,378.45 


328.46 

270.00 

0.54 

318.17 

6.04 

88.07 

213.13 


2.99 


0.11 

2.77 

38.79 

12.99 

22.05 


0.11 

1,304.22 


328.46 

270.75 

0.54 

318.58 

6.04 

88.24 

213.13 

0.90 

2.99 


0.11 

2.77 

748.97 

688.85 

704.93 

6.04 

0.71 

246.61 

6.26 

0.02 

0.10 

0.18 

0.42 

0.11 

46.95 

3,682.66 


Ventas al Compras al 

Mercado Mercado 

Spot Spot 

Neto 

Mercado 

Spot 

36.97 

(36.97) 

0.75 

(0.75) 

53.40 

53.40 

103.40 

(103.40) 

539.48 

539.48 

188.13 

188.13 

268.05 

26S.05 

3.42 4.60 

(1.19) 

108.41 

103.41 

35.59 

35.59 

31.53 

31.53 

105.27 

105.27 

50.37 

50.37 

57.04 

57.04 

96.16 

96.16 

24.82 

24.82 

595.53 

(595.53) 

400.41 

(400.41) 

365.35 

(365.35) 


0.71 

6.26 

0.02 

0.10 

0.18 

0.42 


1,561.66 


46.95 

1,561.66 


<0.71) 

(6.26) 

( 0 . 02 ) 

( 0 . 10 ) 

(0.18) 

(0.42) 

(46.95) 
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La Tabla 16 presenta el resumen anual de las Transacciones de Potencia preliminar expresadas en 
Millones de RD$. Se muestran las valorizaciones de las inyecciones de potencia firme preliminar y los 
retiros de demanda de potencia de punta pronosticados de los Agentes del MEM, tanto propias como 
por contratos y el resultado de las transacciones en el Mercado Spot. 


Tabla 16. Resumen de Transacciones de Potencia 2019 [MILLONES RD$] 



LEAR 

BIO-ENERGY 

EOEESTE 

EDENORTE 

E DESUR 

LfLT 

EPDL 

UNR 

CÉSAR IGLESIAS 
ELECTRONIC JRC 
MONTECRISTI SOLAR 
CARTONES DEL CARIBE 
LAS LAGUNAS LIMITED 
AGUA CLARA 
ETED 

Total [Millones de RD$] 


502.14 

155.08 


298.53 

13,580.54 


902.06 

1,678.64 

1.925.33 

36.25 

1,430.98 


0.65 

7.507.97 


502.14 
155 03 
902.06 
1,678.6-1 
1.925.33 

36.25 

1,430.93 


0.65 

298.53 

21,088.51 


4.175.00 

4.015.33 

3,866.39 

36.25 

4.23 

1,430.98 

35.28 

0.13 

0.57 

1.06 

2.65 


0.65 

16.94 

222.85 

77.25 

126.60 


0.65 

7.507.97 


0.65 

16.94 

4,397.84 

4,092.58 

3.992.98 

36.25 

4.23 

1.430.98 

35.28 

0.13 

0.57 

1.06 

2.65 

0.65 


501.50 

138.14 


3.495.79 

2,413.93 

2.067.65 

4.23 

35.28 

0.13 

0.57 

1.06 

2.65 


293.53 

1,984.00 


Neto 

Mercado 

Spót 


(314.93) 

(4.21) 

314.29 

(593.10) 

2,965.46 

1.083.84 

1,453.15 

(35.74) 

626.69 

202.88 

178.59 

599.14 

283.50 

323.60 

501.50 

138.14 
(3,495.79) 
(2,413.93) 
(2,067.65) 

(4.23) 

(35.28) 

(0.13) 

(0.5?) 

(106) 

(2.65) 

298.53 

0.00 
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5.8 PEAJE DE TRANSMISION 


En las tablas 17 y 18 se presenta el cálculo del Peaje del Sistema de Transmisión correspondiente al año 2019. Se 
incluyen además las componentes a través de las cuales se recauda el Peaje, que son: el Derecho de Conexión 
preliminar, el Derecho de Uso de Energía y el Derecho de Uso de Potencia preliminar. Los dos últimos son 
trasferidos al propietario del Sistema de Transmisión en las Transacciones Económicas de Energía y de Potencia 
preliminar, respectivamente. El Peaje Total se indexa mensualmente de conformidad a lo establecido en el Articulo 
2 de la Resolución SIE 117-2018-PJ de fecha 17 de diciembre 2018. La Tabla 17, Tabla 18 y la 

Tabla 19 muestran el detalle precedente y la SIE 121-2019-PJ de fecha 18 de diciembre 2019. 

Tabla 17. Peaje de transmisión en 2019 según RESOLUCIÓN SIE 117-2018*PJ. 



Donde los términos tienen el siguiente significado: 


PPIOPWMÍ Mes 1-1 indica de Precios'al Productor de los Estados Unidos de Amen ce, serie: PCUM592S335M9 "Othe- Comunicando and Energy Wlte Manufacturlng-, correspondiente el mesen terlor 

p° o,o Mes 1-1 Indice de Precios el Productor de los Estados Unidos de Ame.lce, serie: PCU»1U0»1110 "Iron and Steel Mills and Ferroalloy mfg"^correspondiente a> rnesanterto, cálculo 

PPITpR Mes i-1 Indice de Precios el Productor de los Estados Unidos de America, serle: WPUU74 -Transforméis and Power Regulators . correspondiente a mes clc “® 

PPU tes 1-1 indica de Precios al Productor de los Estados Unidos de America, serie: WPU03T15V05 'industrial Commodities less Fuels , correspondiente al mes ante ñor al cálculo 

PC Mes Indice de Precios al consumidor de República Dominicana, publicado por el Sanco Centra, de la República Dominicana, correspondiente a. RH Mrt cálculo 

TC Mes 1-1IRD5/USJ1 Tasa de cambio promedio del ddlar americano para ventas (Agentesde Cambio) publicada por el Banco Central, correspondiente el mes anterior al cálculo 
A Razón de Indexación por PPl 

Peaje Transmisión [US$1 Peaje de Transmisión en dólar americano para el mes T 
Peaje Transmisión (RO$l Peaje de Transmisión en peso dominicano para el mes T 
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Tabla 18. Componentes Peaje de Transmisión y Derecho Conexión unitario preliminar 2019 


Datos 

Unidad 

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Ort 

Nov 

Dic 

Total 

DEAECHO DE USO Ef.iSVA 

j [MMSDSl 

67.8 

90.0 

107.4 

83.7 

72.5 

113.2 

1209 

122.3 

77.7 

183.0 

116.2 

70.0 

1,229.8 

DESECHO DE USO POTT.CiA 

(MMRDSi 

23.4 

24.1 

24.2 

24.4 

23.9 

24.5 

24.9 

24.0 

24.7 

24.9 

27.6 

27.8 

298.5 

DESECHO DE COUE^ ÓU 

(MMJtDS) 

406.3 

384 8 

364.8 

390.9 

401.1 

359.8 

349 6 

345.2 

392.4 

235.2 

359.4 

403.9 

4,446.4 

DESECHO DE USO £.V£«M 

1*1 

13.654 

18.034 

21.634 

16.854 

14.634 

22.834 

24.434 

24.734 

15.754 

37.734 

23.154 

14.034 

20.654 

DESECHO DE USO POIDVCU 

1*1 

4.734 

4.834 

4.934 

4.954 

4.834 

4.954 

5.054 

4.834 

5.034 

5.034 

5.554 

5.554 

5.054 

DESECHO DE COffEXiófi 

1*1 

81.734 

77.134 

73.534 

78.354 

£0.654 

72.354 

70.634 

70.434 

79.334 

57.354 

71.434 

£0.554 

74.434 

DEMUDA DgPOWXFA DE MITA 

[MWj 

2,331.1 

2,331.1 

2,331.1 

2,331.1 

2,331.1 

2,331.1 

2,331.1 

2,331.1 

2,332.1 

2,332.1 

2,332.7 

2,332.7 

2,331.5 

DEASA f, DA DEVETAIDOM 

(MWJ 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

DEMUDA VETA 

[MWl 

2,330.2 

2,330.2 

2,330.2 

2,330.2 

2,331.1 

2,331.1 

2,331.1 

2,331.1 

2,332.1 

2,332.1 

2,332.7 

2,332.7 

2,331.2 

DESECHO DE COUSA ÓU VMTAK'O 

(RD$AW-m«0 

174 56 

16S.14 

156.55 

167.7S 

172.07 

154.33 

149.97 

149.38 

168 28 

122.31 

154.07 

173.15 

158.95 

POTENCIA RAMÍ 

[MWJ 

2,377.8 

2,377.8 

2,378.0 

2,373.0 

2,378.0 

2,373.0 

2,373.0 

2.373.0 

2,379.1 

2,379 

2,380 

2,38-0 

2,373 

PAGO POS DESECHO DECOMA3ÓU 

, (MMrDSJ 

414.4 

392 5 

372.1 

353.8 

409.2 

367.0 

356.6 

355.2 

400.4 

291.0 

366.6 

412.0 

4,536.0 

TKA US WP.W POS DESECHO DE COUEXfÓU (ETED! 

(MMROSJ 

8.1 

7.7 

7 J 

7.9 

SU 

7.3 

7.0 

_750 

7.9 

_5J_ 

7.2 

fcl 

89.5 


En la Tabla 19 se muestran los pagos de los generadores al propietario del sistema de transmisión para cada uno de los meses del año 
2019, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 366 del Reglamento para la Aplicación de la Ley General de Electricidad 125-01. 


Tabla 19. Pagos p or Derecho de Conexión preliminar en el 2019 (MILLONES RD$j. 


AGENTE 

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

hJ 

Ago 

Sep 

Oct 


Dk 

Total 

AES AMORES 

51.47 

43 74 

4621 

49.52 

50.73 

45.56 

44 27 

43 87 

43 86 

34.79 

¿3 23 

43X5 

556 21 

CEPP 

9.93 

9.65 

854 

9.18 

9.46 

8.41 

7.96 

7.93 

887 

637 

7.89 

880 

103.02 

OP? 

36 87 

37.99 

31.99 

34.09 

3527 

3220 

3132 

3112 

3679 

27.15 

34 70 

3981 

410.28 

EGEHIO 

93 53 

£451 

£6 56 

92.53 

9424 

£4 26 

8196 

8146 

92 27 

67.77 

8542 

94 24 

1039.80 

GflV 

32 91 

31.19 

29.43 

3L57 

32 41 

29.03 

23 16 

23 10 

3166 

2297 

23 89 

3246 

358X5 

HAINA 

62.11 

53 82 

55.78 

59.77 

61 31 

54.99 

53.44 

53 23 

59.96 

43X3 

5169 

61X9 

679X3 

ITABO 

37.79 

3587 

3193 

3553 

36.75 

3172 

31 24 

31.41 

35 23 

25.45 

32.42 

37.15 

404X9 

MONTE RIO 

5.72 

561 

4.95 

5 31 

549 

4 93 

466 

467 

5 22 

3.72 

465 

528 

6021 

LAESA 

1890 

17.90 

16.97 

1819 

18.65 

16.73 

16.26 

16.19 

18.24 

1326 

1670 

18.77 

206.77 

IOS ORIGENES 

9.95 

9.42 

8 93 

9.57 

982 

8 60 

8 55 

8 52 

9.60 

693 

8.79 

983 

103X0 

M8TAIDOM 

6.33 

6 11 

5.52 

5.95 

6 32 

5.68 

5.41 

5.44 

603 

4.39 

552 

631 

69.06 

SEA30AR0 

18 87 

17X3 

16.95 

18 16 

18 63 

16.71 

1624 

16.17 

18 22 

13.24 

1663 

18.74 

206.49 

LEAR 

1681 

1592 

1509 

16.17 

16 59 

14X3 

14.46 

14 40 

1620 

1L73 

14.7S 

16.63 

183.64 

BO-ENERGY 

4 83 

4 57 

433 

4 65 

4 77 

4 25 

4 12 

4.11 

4 £6 

339 

4 27 

4 67 

52.62 

FVDC 

8.44 

8 35 

7.91 

8.49 

8.70 

7X0 

7X3 

7.55 

851 

6 18 

7.79 

8.75 

96.04 

Total 

414.44 

392.52 

372.14 

393.77 

409.20 

367.01 

356.63 

3SS.23 

400.36 

290.93 

36665 

412.04 

4,535.96 
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5.9 TRANSFERENCIAS POR DERECHO DE CONEXIÓN PRELIMINAR 

La Tabla 20 presenta el resumen anual de las transferencias por Derecho de Conexión preliminar 
expresado en Millones de RD$. Se muestran las valorizaciones al Derecho Conexión unitario 
preliminar de las inyecciones de potencia firme preliminar y de los retiros de demanda máxima 
pronosticados de los Agentes del MEM. Este balance considera las inyecciones y retiros propios, 
como por contratos y el resultado de las transacciones en el Mercado Spot. 

Tabla 20. Resumen de transacciones de Derecho de Conexión preliminar 2019 [MILLONES RD$). 


AES ANDRES 

CEPP 

DPP 

EGEHIO 

GF1V 

HAIfJA 

ÍTABO 

MONTE RIO 

LAESA 

LOS ORIGENES 
METALDOM 
SEABOARD 
LEAR 

BIOENERGY 

PVDC 

COEEE 

SAN FEUPE 

ELECTRONIC JRC 

AGUA CLARA 

EDEESTE 

EOENORTE 

EDESUR 

LELT 

EPOL 

UNR 

CÍSAR IGLESIAS 
MONTECRISTI SOLAR 
CARTONES OEL CARIBE 
LAS LAGUNAS LIMITED 
ETED 

Total [Millones de RD$J 


Inyección * 
Generación 


556.21 
103.02 
410.23 
1039.80 
3SS.8S 
679.58 
404 59 
60.21 
206.77 
10380 
69.65 
206.49 
183.64 
52.62 
96 04 


Inyección x 
Contrato 


0.21 

292.67 

550.16 

647.70 

11.53 

470 20 


2,487.46 


556 21 
10302 
410.28 
1039.80 
358 85 
679.53 
404 59 
60.21 
206.77 
103 80 
69.65 
206.49 
183 64 
52.62 
96.04 
514.99 


021 
292.67 
550 16 
647.70 
11 53 



1354 61 
1289.12 
1302.51 

11.53 
1.35 

470.20 

12.03 

0.19 

0.37 

0.76 

89.54 
4,53656 


166.S6 
406 03 


5 71 
0.21 
5 28 


0.21 

75.67 

24.76 

42.06 


167.30 
406 03 


1 72 
5.71 
021 
5 28 


004 
021 
1430.28 
1313 83 
1344.57 

11.53 
1.35 

470.20 

12.03 

0.19 

0.37 

0.76 

89.54 
7,024.02 


102828 
358 85 
512.28 
696 
6021 

206.77 
103E0 

67.94 

200.78 
18343 

47.34 

96.04 


2,97955 


1137.62 

763.72 

69687 

1.35 
000 
12 08 
0.19 
0 37 
0.76 
S9.S4 
2,979.65 


5.10 SERVICIO DE REGULACIÓN DE FRECUENCIA 


La regulación de la frecuencia del SENI se resuelve a partir de los márgenes de reserva asignados 
en las unidades habilitadas y disponibles para brindar este servicio. Se distinguen los márgenes 
de reserva para la Regulación Primaria de Frecuencia (RPF) y para la Regulación Secundaria de 
Frecuencia (RSF). 


El pago por este servicio recae en todos los generadores, en forma proporcional a la 
energía generada en cada hora. La Tabla 21 muestra los conceptos de remuneración a los 
Agentes generadores que brindaron el servicio; en tanto que la Tabla 22 muestra las 
transacciones que resultan por el servicio. 
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Tabla 21. Remuneración Servicio de Regulación de Frecuencia 2019 [MILLONES DE rd$). 


(Millones de RD$] AGENTE 


RPF Complemento 


AES ANDRES 
CDEEE 


CEPP 

OPP 

EGEHID 

GPLV 

HAINA 

LA ES A 

METALDOM 

MONTE RIO 

SEABOARD 

PVDC 

IOS ORIGENES POWER PLANT 

LEAR 

TOTAL 

RPF Incentivo AES ANDRES 

CDEEE 
CE P? 

DPP 
EGEHID 
GPLV 
HAINA 
LA ESA 
METALDOM 
MONTE RIO 
SEABOARD 
PVDC 

LOS ORIGENES POWER PLANT 

LEAR 

TOTAL 

RSF Complemento AES ANDRES 
CDEEE 
CEPP 
DPP 
EGEHID 
GPLV 
HAINA 
LA ES A 
METALDOM 
MONTE RIO 
SEABOARD 
PVDC 

LOS ORIGEN ES POWER PLANT 

LEAR 

TOTAL 

RSF Incentivo AES ANDRES 

CDEEE 
CEPP 
DPP 
EGEHID 
GPLV 
HAINA 
LAESA 
METALDOM 
MONTE RIO 
SEABOARD 
PVDC 

LOS ORIGENES POWER PLANT 

LEAR 

TOTAL 

Generación Forzada AES ANDRES 
CDEEE 
HAINA 
PVDC 
TOTAL 

Servido RF AES ANDRES 

CDEEE 
CEPP 
DPP 
EGEHID 
GPLV 
HAINA 
LAESA 
METALDOM 
MONTE RIO 
SEABOARD 
PVDC 

LOS ORIGENES POWER PLANT 

LEAR 

TOTAL 


0 29 

124 

3.41 

OSO 

026 

29S 

192 

0 33 

268 

3 23 

4.14 

646 

4 83 

43 04 

<066 

4L67 

36.79 

44 23 

59.37 

501 

4 32 

6.17 

4.19 

3.67 

817 

25.72 

23 25 

3636 

2347 

3609 

41.74 

4 19 

3.52 

619 

672 

9.53 

865 

0 65 

0S2 

0.69 

0 82 

109 

111 

3 95 

4.44 

6S3 

613 

7.33 

7.93 

10.14 

18.52 

1850 

22.47 

23 37 

21.77 

0.15 

1-31 

2.53 

2.42 

3.26 

3 25 

069 

2.32 

2.47 

2.30 

2.90 

233 

56.16 

108.77 

127.83 

115.36 

13319 

16215 

0.70 

L79 

2.54 

072 

031 1.53 

0.73 

008 

OSS 

077 

1.19 

1.46 

1.01 

371 

310 

2.89 

2S6 

3.03 

4.17 

183 

1 19 

1.63 

1.06 

086 

L73 

7.77 

7.01 

8 32 

7.79 

834 

836 

1 39 

0 83 

1.40 

1.C3 

2 0» 

1.74 

020 

012 

0.16 

0.18 

023 

023 

117 

094 

124 

1 23 

1-37 

1.35 

438 

4.73 

4.29 

5.84 

521 

4.73 

009 

041 

066 

067 

0.74 

071 

0 22 

062 

053 

0.60 

0.63 

0S2 

22.32 

21.36 

24.46 

23.53 

2423 

2653 

067 

1.57 

1.16 

017 

024 

0.16 

2 84 

1.33 

3.15 

5.39 

S99 S 99 


683 

643 

861 

4.73 

3.51 

893 

13 59 

2189 

34 39 

31.66 

3346 

34 86 

17.66 

19 83 

3265 

29.43 

4200 

4-133 


13.46 

15 87 

616 

636 

1622 

15.59 

585 

11 14 

14.77 

15.13 

18 33 

2382 

E0.9S 

7812 

100.89 

9297 

119.80 

129.73 

121 

173 

139 

026 

009 

017 

109 

030 

085 

150 

139 

223 

002 

0 00 



001 


243 

L73 

236 

122 

086 

186 

S.45 

590 

7.69 

842 

7.20 

697 

6 26 

477 

7.11 

7.21 

899 

804 


4 71 

4 11 

151 

182 

370 

3.35 

197 

313 

282 

424 

4 23 

621 

2214 

2179 

24.74 

24.67 

2647 

2684 

2 S3 

3 76 

296 

071 


036 

010 

263 

3.76 

296 

071 


0.36 

545 

10.13 

11.45 

276 

0 93 

5.63 

653 

045 

4 85 

806 

12.22 

1531 

13.07 

45 76 

4377 

44.56 

39.35 

47.32 

63 54 

1624 

13.78 

1878 

1126 

890 

20.69 

5252 

64.04 

8676 

76 33 

65.03 

91.93 

29 50 

29 05 

47.36 

45 09 

6257 

5881 

OSS 

064 

085 

1.01 

L32 

1.33 

612 

5 37 

7.77 

7.41 

870 

9.27 

3279 

43 24 

30.46 

3649 

4849 

45.45 

806 

15 93 

2183 

2246 

2661 

3299 

091 

2.91 

105 

2.50 

3.54 

290 

20623 

23280 

260.93 

257.23 

308.74 

345 62 


luí 

Ajo 

Sep 

Oct 


Dtc 






5.09 

122 

162 


024 



330 

4 42 

239 






3087 

3195 

29.44 

1651 

41.09 

47.18 

45 90 

54 89 

31.07 

2253 

611 

8 76 

4.51 

4.29 

615 

3.21 

31.71 

35.15 

30 SO 

27.35 

34.45 

17.3S 

6 61 

844 

496 

5.7Ó 

580 

276 

070 

104 

044 

0.44 

0 60 

021 

691 

7.26 

563 

623 

63S 

3.21 

1278 

20 58 

1L70 

8 37 

603 

142 

274 

235 

231 

206 

222 

102 

083 

1.99 

119 

1.30 

101 

023 

11693 

13829 

140.73 

14292 

123.18 

73.57 






133 

154 

143 

267 

199 

0.74 

0.17 

103 

1 15 

0 65 






386 

4.27 

4.36 

4.46 

857 

363 

415 

4.91 

295 

283 

2.06 

209 

123 

1.57 

203 

151 

9.05 

842 

7.63 

846 

9 23 

7.63 

186 

195 

134 

164 

1 58 

133 

019 

022 

012 

012 

019 

0.07 

253 

146 

117 

133 

149 

1.20 

4 31 

5.45 

363 

3.53 

336 

2 57 

090 

0.65 

Q64 

074 

0.70 

0.46 

0.26 

0.54 

0.42 

0.44 

037 

0.12 

2634 

27.01 

27.61 

29.11 

27.05 

23 83 

141 

339 


OSO 



373 

429 

339 





4.71 

7.58 

4.62 

4.67 

586 

2.72 

2861 

27.45 

1443 

2190 

33.50 

18 25 

26 96 

35 91 

29 27 

3106 

2881 

1214 


9.44 

1647 

1462 

15 30 

11.92 

17.93 

6.93 

14.75 

5.11 

14.75 

131 

6 22 

91.36 

10855 

81.61 

79.85 

£803 

<067 

139 

116 

221 

108 

4.93 

093 

3.55 

127 

0.33 


153 

169 

134 

1-65 

186 

12S 

803 

7.22 

4 52 

7.32 

883 

818 

7.43 

815 

7.80 

8.56 

7.60 

5.97 


310 

399 

342 

2.69 

244 

218 

5 25 

4 16 

490 

5 05 

4.55 

272 

27.90 

2871 

27.80 

2879 

2656 

2064 

4 19 

282 

14 83 

094 

6 97 

232 






0.02 

4.19 

282 

14 83 

0 94 

697 

234 






6.47 

9.73 

1147 

2239 

7.23 

893 

281 

9 26 

1095 

7.35 






34 73 

36 22 

3180 

2100 

47.66 

5087 

5005 

59 80 

3403 

25.41 

14.42 

19.83 

1175 

1219 

15.90 

869 

77.41 

73 24 

57.43 

65.03 

66.07 

5148 

4286 

54 45 

4337 

47.02 

43.79 

2220 

083 

1 26 

056 

0.57 

080 

0 23 

8 43 

8 71 

684 

7.66 

7.84 

4.42 

29.63 

44 64 

30.68 

2162 

16.93 

7.51 

25 37 

2246 

25 82 

2255 

22.21 

10.43 

1 03 

253 

161 

1.74 

138 

035 

26678 

305.40 

29258 

231.62 

27173 

16105 


Total 


5.09 

12-12 

33.41 

109.17 

51L4S 

64.09 

374.43 

73.13 

8.30 

72.00 

17S.69 

25.66 

19.62 

1,434.18 

1.33 

16.57 

862 

17.03 

41.61 

18.92 

93.15 

1884 

2.01 

1556 

52.09 

7.36 

5.31 
303S1 

9.31 
36.05 


69 35 
313.99 
346.21 


123.0S 

174.56 

1,072.53 

18 SS 
9.S5 

003 
20 05 
85.73 
87.90 


37.03 

49.20 

30001 

42.43 
0.02 
010 
42. SS 
6.47 
9393 
87.66 
126.20 
SS312 
172.41 
872.33 
526.03 
1034 

87.S6 

337.95 

256.77 

24.93 

3,21080 


64 de 103 

























Tabla 22. Transacciones por regulación de frecuencia en el 2019 [MILLONES DE RD$]. 



AES AÑORES 
COEEE 
CEPP 
DPP 
EGEHID 
6PLV 
HA! NA 
ITABO 
LAESA 
METALDOM 
MONTE RIO 
SEABOARD 
PVDC 

LOS ORIGENES 
SANFEUFE 
LEAR 
TOTAL 
AES ANDRES 
COEEE 
CEFP 
DPP 
EGEHID 
GF'LV 
HA1NA 
ITABO 
LAESA 
METALOOM 
MONTE RIO 
SEABOARD 
PVDC 

LOS ORIGENES 
SANFEUFE 
LEAR 
TOTAL 
AES ANDRES 
COEEE 
CEFP 
DPP 
EGEHID 
GFIV 
HAINA 
ITABO 
LAESA 
METAL DOM 
MOJETE RIO 
SEABOARD 
PVDC 

LOS ORIGENES 
SANFEUFE 
LEAR 
TOTAL 
AES ANDRES 
COEEE 
CEFP 
DP? 
EGEHID 
GPIV 
HAINA 
ITABO 
LAESA 
METALDOM 
MOífTE RIO 
SEABOARD 
PVDC 

LOS ORIGENES 
SAN FEUFE 
LEAR 
TOTAL 


29.50 

29.05 

47.35 

085 

0.64 

055 

512 

5.37 

7.77 

3279 

4324 

30.46 

8C6 

1593 

2183 

091 

2.94 

305 

205.23 

23350 

230.93 

25 28 

23.49 

3355 

7.01 

16 S5 

3181 

3.11 

3.92 

4.18 

30.40 

2453 

3055 

16 53 

1658 

16.75 

17.45 

17.95 

22 13 

30 33 

35.7S 

43.70 

24.40 

2818 

2507 

8 63 

8.70 

10.79 

2 36 

2.07 

2.74 

167 

192 

268 

10.44 

12 86 

14.47 

19.03 

21.91 

2690 

3.74 

5.45 

6.31 

485 

8.72 

9.00 

20553 

2335*3 

230.93 

3.47 

094 

358 

3019 

27.19 

2751 

22.19 

23 29 

4306 

20 87 

20.34 

3657 

13.79 

21.33 

356 

432 

1053 

1552 

9452 

103.61 

130.40 


(25 28) 
(155) 

(29 94) 

( 121 ) 

(24.40) 

(151) 

(167) 

(532) 


(3 94) 
(94*2) 


(23.49) 

(6.83) 

(2433) 

(417) 

(28.18) 

(1-42) 

(1.92) 

(7.49) 


(578) 

(103.61) 


45.09 

L01 

7.41 

36.49 

22.46 

2.90 

2S7-23 

15.51 

34.45 

4.03 

32.01 

14.64 

19.71 

40.16 

29.66 

10.25 

3.19 

229 

1392 

22.59 

5.74 

9.10 

257-23 


8.14 

24.72 

36.18 

34.84 


(3385) 
(20 35) 

(3055) 

(3.36) 

(25.07) 

(159) 

(263) 

(6.70) 


(595) 

(130.40) 


62.57 

132 

8.70 

4S.49 

2661 

354 

308.74 

25.40 

46.4S 

517 

46.27 

15.43 
2159 

43.44 
2246 
1L37 

402 

333 

1445 

2692 

6.44 

9.92 

303.74 


1014 
31.89 
36 64 
5120 


13.91 

16.72 


134.50 

(15-51) 

(31.69) 

(32.01) 

(8-46) 

(29.66) 

(218) 
(2 29) 
(6.51) 


(6 20 ) 

(134.50) 


53 81 
133 

927 

45.45 

3299 

2.90 

34562 

38.43 
2359 

5.96 

4359 

25.43 
24.85 
5236 
37.03 
13.56 

452 

3.69 

17.46 

31.19 

7.66 

1086 

345.62 


7.11 
33.11 
3957 
45 26 


2157 

2017 


171.62 

(25.40) 

(455$) 

(45 27) 

(13.69) 

(22.46) 

(2-70) 
(3 33) 
(575) 


(6 33) 
(171.62) 


42 E6 
088 

8.43 
29 63 
2537 

103 
26678 
2955 
34 36 
350 
3589 
1653 
1683 
3845 
2386 
8 26 
2 85 
2 22 
1306 
2333 
479 

7.2S 

26673 


577 
31 13 
3396 
34 60 


14.26 

2533 


169.64 

(3343) 

(17.96) 

(4899) 

(416) 

(37.03) 

(3.19) 

(3.69) 

(819) 


(7.96) 

(169.64) 


54.45 

126 

8.71 

4464 

2245 

2.53 
305.40 
38.41 
3533 
4.10 
42.75 
1852 
20.74 
4255 
28 35 
1059 
364 
2.45 
14.93 
24.84 
4 62 
472 
8 81 
305.40 


685 

3235 

3569 

4387 


6 25 
2053 


137.23 
(2955) 
(24 53) 

(36 69) 

(2.42) 

(28 86) 

(1SS) 
(2 22 ) 
(4 62) 


(617) 

(137.28) 



Oct 

Nov 

2139 

7.23 

893 

7.35 



34.73 

36 J 2 

3360 

5005 

5950 

34.03 

11.75 

1119 

1590 

57.43 

65 03 

6607 

4337 

47.02 

43.79 

0.56 

0.57 

050 

684 

7.66 

7.84 

30.68 

21.62 

1693 

2552 

22.55 

22 21 

161 

1.74 

1.33 

29253 

28162 

271.73 

1844 

25.10 

35 35 

57.07 

52 83 

50 65 

3 25 



«27 

3313 

37.65 

18.43 

19.68 

13.65 

1353 

1555 

1626 

42 83 

37.28 

35.43 

29.45 

, 2952 

2353 

9.46 852 

8.33 

183 1-96 

291 

163 2-01 

250 

1369 13.36 

13.34 

2453 24.06 

20 93 

527 4.19 

3.93 

5.42 U6 

0.03 

7.37 650 

553 

292.58 28152 

271.78 



19.79 

17*5 


1S6.39 

(33.41) 

(23.86) 

(42.75) 

(091) 

(2335) 

(2-38) 
(2.45) 
(6 27) 


(4.72) 
(6 28) 
(1S639) 


4.11 
3157 
14 59 
3391 


630 
20 55 


111.02 

(18.44) 
(34.6S) 

(555) 

(1-73) 

(29.45) 

(127) 

(163) 

(7.05) 


(5-42) 

(5-76) 

( 111 . 02 ) 


4011 

27.75 

33.40 


2033 
50 59 
35.46 


12462 

(2610) 

(45.66) 

( 191 ) 

(3.17) 

(29.92) 

( 1 «) 

( 2 . 01 ) 

(5.70) 

(2.44) 

(U6) 

(5X6) 

(124.62) 


21.00 

25.41 

8.69 

51.48 

22.20 

0.28 

4.42 

751 

10.43 

0.35 

161.05 

24.01 

30.60 

23.58 

8.56 

8.40 

1959 

1804 

4.42 

053 

0.82 

8.34 

9.46 

2.02 

2J8 

161.05 


16.65 

0.29 

3159 

17.79 


124.67 

(36.35) 
(41 86) 

(3 84) 

(0.36) 

(2358) 

( 2 - 11 ) 
(2 50) 
(550) 
(355) 

(009) 
(4 50) 
(124.67) 


75.22 

(1754) 

(27.79) 

(258) 


(18.04) 

(0.65) 

(052) 

(352) 

(156) 


(153) 

(75.22) 


87.6-6 

126-20 

553.12 

172.41 

872.33 

52603 

10.34 

8756 

337.9S 

256.77 

2453 

3,21050 

33953 

421.37 

37.26 
43151 
20053 
21551 
46653 
325.04 
11253 

33.00 

27.27 
160.53 
27554 

60.21 

1150 

90.84 

3,210.80 


50.40 

35259 

0.29 

405.40 

413.11 


120.76 

1S6.56 


1,533.79 

(333.36) 

(32259) 

(305.61) 

(43.69) 

(325.01) 

( 22 - 66 ) 

(2757) 

(73.02) 

(855) 

(1150) 

(65.90) 

(1,53-3.79) 
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La siguiente figura muestra la evolución del costo estimado del servicio de regulación de frecuencia. El 
mismo se determina a partir de cargo total de regulación de frecuencia sobre las inyecciones físicas, como 
se indica a continuación: 


_ , c .. . Total Caigo RF(RD$) 

Costo Estimado Frecuencia =------— 

Inyecciones Físicas (MWh) 


Figura 38. Costo promedio de frecuencia año 2019 





-0.49% es la variación del 
precio de Costo Promedio 
de Frecuencia de 2019 
respecto a 2018. 




-30.22% es la variación del 
precio de Costo Promedio 
de Frecuencia de 
diciembre respecto a enero 
2019. 


5.11 COMPENSACIÓN POR DESPACHO FORZADO 


Las siguientes tablas presentan los montos resultantes de la compensación de máquinas 
generadoras por despacho forzado, cuyos costos de operación sean superiores al costo marginal 
tope, y los saldos por compensación del servicio durante el año 2019, conforme a lo indicado en 
la Resolución SIE-116-2018-MEM. 
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Tabla 23. Compensaciones a unidades generadoras según la resolución SIE-116-2018-MEM en el 2019 [MILLONES DE 

RD$). 


AGENTE 


COCEE 

CEPP 
GPIV 
HA! NA 

LAESA 

LEAR 

IOS ORIGENES 
METALDOM 
MONTE RIO 

PVDC 

SAN FEUPE 
SEABOARD 

Grand Total 


CENTRAL 

ENE 

FEB 

MAR 

ABR 

MAY 

CESPM1 

4.17 

12.00 

10.25 

10.16 

9.62 

CESPM2 

4.85 

9.59 

17.03 

7.41 

8.00 

CESPM3 

5.06 

13.71 

10.35 

6.20 


CEPP 1 

0.00 


0.03 

0.03 

0.03 

CEPP 2 

0.00 


0.00 

0.00 

0.00 

LA VEGA 

0.00 

0.00 

OOO 

0.00 

0.00 

PALAMARA 

0.00 

000 

0.03 

0.01 

0.03 

HAINATG 

0 53 

131 

59.61 

29.62 

36 92 

QUISQUEYA2 






SULTANA DEL ESTE 




0.03 


PALENQUE 

0.00 

003 

0.00 

0.03 

0.00 

PIWENTEL - T 1 

000 

0.00 


0.00 

000 

PIMENTEL-T2 

0.00 

0.00 


0.00 

0.01 

PIMENTEL-T3 


0.01 




MONTE RIO 

0.W 

0.00 


0.00 

0.03 

LOS ORIGENES 

0.00 

0.00 


0.00 

0.00 

METALDOM 

0.00 

0.01 

0.00 

0.01 

0.01 

BERSAL 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.02 

INCADL01 

0.00 

0.00 

0.03 

0.03 

0.03 

AUTOPRODUCTOR PVDC 

0.46 





QUISQUEYA1SAN PEDRO 

0.44 





SAN FEUPE 






ESTRELLA DEL MAR 2 D TI 

0.00 





ESTRELLA DEL MAR 2 DT2 

0.00 






15.57 

36.65 

97.32 

53.42 

54.59 


JUN 

JUL 

AGO 

SEP 

OCT 

NOV 

DIC 

TOTAL | 

10.03 

7.99 

16.21 

30.61 

23.02 

16.40 


15 D 54 

10.92 

10.32 

6.92 

2 L 23 

34.22 

7.51 


138.07 

2 22 

aw 

9.15 

25.44 

29.75 

5.03 

8.27 

124.15 

0.03 

0.00 

0.00 





0.00 

0.00 

0.00 

0.00 





0.01 


O.CO 

0.00 


0.00 

0.01 

0.22 

0.24 

000 

0.03 

0.05 

0.00 

0.02 

0.00 

0.06 

0.23 

14.62 

27.16 

20.65 

55 34 

36.07 

52.00 

14.63 

348.45 



0.04 




006 

ao9 



0.03 

0.00 

000 


0.03 

0.01 

0.00 

O.CO 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.01 

0.00 



0.05 



0.11 

0.16 



0.00 

0.04 



0.02 

0.07 




0.01 


0.01 

025 

0.27 

0.09 

003 

0.01 

0.05 

0.02 

0.02 

0.15 

0.41 

0.00 


0.01 

OOO 

0.02 

0.00 

0.02 

0.06 

0.00 

0.00 

0.01 

O.CO 

0.00 

0.01 

0.02 

ao 7 

0.00 

0.00 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.02 

0.11 

0.00 

000 

0.01 

001 

0.01 

0.00 

0.00 

0.05 

0.00 

0.01 

0.03 

0.02 

0.01 

0.13 

0.03 

D 69 

000 

0.00 


0.03 

0.09 

0.92 

4.70 

6.18 



5.93 

61.37 

16 58 

3.23 


87.16 








aoo 








0.00 

37.95 

54.55 

59.03 

194.21 

139.83 

85.32 

28.56 

857.05 
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Tabla 24. Efecto del Costo Marginal Tope en las Transacciones de Energía en el 2019 [MILLONES DE RD$]. 


F MILLONES DE RD$ 

Empresa 

ENE 1 

FEB 

MAR 

ABR 

MAY 

1UN 

JUL 

r*ri 

SEP 

1 OCT 

NOV 

QIC 1 

Total 

Beneficio por CmgTope 

AES ANDRES 

003 

3.66 

19.65 

23.56 

1139 

093 

15.70 

871 

37.28 

52.45 

1009 

152 

190.00 


BIO-ENERGY 





025 



0.01 

005 

0.00 

134 

007 

2.72 


COEEE 

001 

0.00 


0.02 

0.02 

0.00 

0.06 

0.03 

003 

0.07 

018 

024 

067 


CEPP 





0.00 


002 

O.CO 

003 

022 

005 

003 

0.35 


DPP 

0.01 

115 

16.53 

10.97 

0 23 

013 

7.06 

2.72 

103 

2.41 

111 

106 

45.45 


EGEHID 

0.00 

0.03 

0.03 

0.00 

003 

003 

O.CO 

OOO 

003 

O.CO 

O.CO 

OOO 

0.01 


ELECTRONIC JRC 

0.03 

0.00 

0.01 

0.01 

0.00 

0.00 

0.01 

001 

OOl 

002 

002 

0.01 

011 


GPLV 





0.00 





OOO 



0.00 


HAINA 

0.00 

0.00 






002 


032 



0.35 


ITABO 

0.03 

0.02 

1135 

000 

7.14 

004 

080 

4.50 

0.10 

093 

1697 

174 

44.65 


LAESA 









0.00 

O.CO 

0.01 

0.01 

002 


LEAR 



0.00 

0.00 

O.CO 


0.00 

0.00 

003 

0.01 

0.07 

002 

0.11 


LOS ORIGENES 









003 


003 

OOO 

0.01 


METALDOM 


000 

0.03 

0.00 





002 

0.02 

002 

002 

009 


MONTE RIO 








O.CO 

OOO 

0.03 



0.00 


PVDC 




0 22 





005 


015 

143 

2.85 


SAN FEUPE 

O.CO 

0.03 

0.12 

0.03 

0.05 

0.02 

003 

003 

006 

018 

021 

012 

103 


SEABOARD 








0.00 


O.CO 

0.00 


0.00 


EDEESTE 

581 

34.19 

14185 

99.62 

53.63 

20.74 

79.37 

93.02 

88.79 

165.54 

17165 

10142 

1060.64 


EDENORTE 

2.65 

1164 

4383 

33.46 

17.51 

807 

31.82 

37.58 

1817 

46 03 

6532 

40.55 

361.72 


EDESUR 

3.31 

1501 

64.95 

40.41 

22.40 

1043 

39.33 

47.18 

30.70 

67.93 

93.18 

57.68 

492.60 


LFLT 















CÉSAR IGLESIAS 

005 

0.42 

195 

139 

073 

0 23 

103 

119 

116 

079 



899 


EPDL 

0.01 

0.04 

0.19 

0.15 

009 

003 

015 

018 

016 

032 

035 

0.20 

187 


MONTECRIST1 SOLAR 

0.03 

000 

0 01 

0.01 

O.CO 

0.00 

001 

0.01 

001 

0.02 

003 

0.01 

012 


IC POWER DR 


O.CO 

0.01 

003 

0.00 


003 

0.01 

002 

002 



006 


CARTONES DEL CARI BE 




0.16 

0.08 








023 


PECASA 





0.00 


0.00 

000 

OOO 

0.01 

002 

0.01 

005 


GRUPO EOUCO DOMINICANO 











00» 

002 

0.0S 

Beneficio por CVDMáx 

AES ANDRES 

6.36 

0.50 

27.52 

52.40 

4244 

9.34 

27.54 

816 

12633 

24.10 

14.55 

189 

34120 


BIO-ENERGY 

320 

3.44 

263 

109 

259 

8.00 

041 

043 

006 

023 

1.65 

0.10 

23.83 


COCEE 

0.07 

006 


0.02 

0.0» 

005 

009 

003 

OOO 

005 

016 

0.17 

0.78 


CEPP 

5.16 

5.60 

4.01 

217 

252 

15.55 

O.CO 

064 

003 

009 

004 

OOl 

36.43 


DPP 

0.06 

0 26 

25.16 

13.18 

179 

0.41 

10 39 

111 

3.53 

122 

163 

053 

59.23 


EGEHID 

0.65 

0.86 

0.36 

0.13 

0.10 

103 

0.0» 

00» 

001 

0.03 

006 

0.03 

3.54 


ELECTRONIC JRC 

003 

0.00 

002 

0.01 

0.02 

001 

002 

001 

003 

0.01 

002 

0.01 

015 


GPLV 

27.77 

2860 

2237 

10 23 

1233 

53.93 

185 

307 


162 

2.41 

067 

169.95 


HAINA 

45.19 

46 55 

3129 

1177 

16 21 

9206 

3.94 

4.59 


160 

144 

081 

25644 


ITABO 

1127 

13.75 

2356 

0.68 

26.25 

16 53 

1.45 

3.44 

3.63 

058 

1862 

6.43 

13129 


LAESA 

1521 

1455 

1164 

5.3*3 

6 24 

34.66 

120 

171 

0.00 

0.73 

129 

070 

93.23 


LEAR 

11.43 

12.94 

8.96 

3.99 

4.74 

27.56 

10» 

129 

OOO 

043 

057 

024 

73.29 


IOS ORIGENES 

6.41 

8.79 

6.23 

279 

350 

19.00 

073 

079 

0.00 

035 

059 

020 

49.37 


METALDOM 

4.59 

4.68 

3.65 

192 

252 

1109 

047 

063 

003 

021 

031 

0.07 

30.22 


MONTE RIO 

4.18 

4.10 

3 53 

142 

213 

10.44 

042 

047 


033 

041 

0.09 

27.53 


PVDC 

643 

7.87 

1132 

3.93 

334 

2235 

0.91 

102 


046 

045 

0.15 

58.28 


SAN FEUPE 

OOl 

000 

0.16 

0.03 

012 

005 

015 

014 

014 

007 

015 

005 

113 


SEABOARD 

15.49 

17.43 

1273 

6.03 

6.27 

39.36 

169 

193 


113 

183 

049 

101.49 


EDEESTE 

6.82 

6.73 

189.66 

120.31 

130 55 

6153 

163.91 

77.84 

30835 

72.99 

134.31 

47.30 

132031 


EDENORTE 

3.06 

1.47 

6252 

36.22 

45 35 

25.43 

66.31 

35.33 

83.13 

20.52 

53.06 

2171 

45809 


EDESUR 

366 

153 

76.09 

44.81 

53.47 

30.95 

8113 

42.16 

116.94 

3106 

73.77 

29.19 

59073 


LFLT 















CÉSAR IGLESIAS 

0.06 

0.11 

2.61 

1.59 

189 

061 

207 

093 

3.85 

047 



14.19 


EPDL 

0.01 

0.01 

0.28 

0.18 

0 24 

009 

029 

013 

0.S4 

012 

027 

009 

2.25 


MONTECRIST1 SOLAR 

0.03 

0.03 

0.03 

0.01 

0.02 

0.01 

002 

001 

003 

0.01 

002 

0.01 

0.17 


IC POWER DR 


001 

122 

2.03 

049 

0.03 

0.00 

0.01 

005 

0.01 



3.87 


CARTONES DEL CARIBE 




0.21 

026 








0.47 


PECASA 





6.39 


030 

027 

003 

OOO 

0.01 

0.00 

7.01 


GRUPO EOUCO DOMINICANO 





0.00 


OGO 

0.C0 



0.0» 

0.01 

0.06 

Total Beneficio por CmgTope 


11.83 

66.17 

305.52 

215.05 

113.59 

40.67 

175.54 

200.31 

177.66 

337.42 

362.83 

20815 

2,214.76 

Total Beneficio por CVDMáx 


177.40 

179.93 

53266 

322.55 

376.84 

435.12 

366.96 

187.28 

646.86 

159.51 

30868 

110.97 

3,854.76 
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Tabla 25. Saldo de Compensaciones por Despacho Forzado según Resolución SIE 116-2018-MEM [MILLONES DE RD$]. 


[Millones de RD$] 


Saldo Neto Acreedor 


Saldo Neto Deudor 


AGENTES 


FEB 


ABA 


MAY JUN JUL AGO SEP OCT 


DIC Total 


AES ANDRES 
B!0-ENERGY 

CDEEE 14.07 35.29 37.53 23.73 17.53 23.15 27.09 32.16 7689 £6.62 23.34 &21 411.16 

CEPP 

CÉSAR IGIES*A$ 

D?P 

EDEESTE 

EOENORTE 

EDESUR 

E6EHID 


ElECTRONICJRC 


6PLV 

O.CO 



0.01 

003 


0.08 

0.04 


002 

001 

028 

0.45 

HAINA 

0.30 

071 

58.47 

28.77 

36.04 

13.93 

26.16 

19.49 

5321 

32.13 

50 57 

14.31 

334.09 

ITABO 














LAESA 

acó 

0.00 



0.01 




009 


OOl 

0 37 

0.48 

LEAR 

0.04 





008 

0.03 

001 

004 

0.01 

0.01 

015 

0.33 

LFLT 














LOS ORIGENES 

0.00 

0.00 


0.03 

003 

0.00 


001 


0.02 

OOO 

002 

006 

METALDOM 








oco 




OOl 

0.02 

MONTE RIO 

0.01 

0.01 

aoi 

0.01 

002 

0.01 

0.01 

002 

002 

0.01 

OOl 

002 

0.15 

PVDC 

081 










064 

4.54 

600 

SAN FEUPE 








597 

6L34 

1655 

3.20 


87.06 

SEABOARD 














IC POWER DR 














EPDL 














MONTECR'STI SOLAR 














CARTONES DEL CARI BE 














PECASA 














6RUP0E0UC0 DOMINICANO 














TOTAL 

15.23 

3601 

96.01 

52.52 

53.66 

37.17 

53.37 

57.70 

191.59 

135.36 

83.30 

27.93 

839.84 

AES ANDRES 

(0.43) 

(L12) 

(4.31) 

(5.35) 

(471) 

(1-29) 

(2.14) 

(171) 

(22.35) 

(7.67) 

(2-85) 

(055) 

(54.47) 

BIO- ENERGY 

(o.«) 

(014) 

(021) 

(0.11) 

(0.23) 

(0.05) 

(006) 

(0.07) 

(0.17) 

(0.19) 

(0-37) 

(OTM) 

(1*71) 

CDEEE 














CEPP 

(0.00) 

(0.01) 

(aoi) 

(0.00) 

(0.00) 

(0.00) 

(0.01) 

(OOO) 

(0-02) 

(0.04) 

(OOl) 

(OOO) 

(0.11) 

CÉSAR IGLESIAS 

(005) 

(0.12) 

(0.45) 

(023) 

(0.26) 

(0.10) 

(021) 

(019) 

(084) 

(019) 



(2.63) 

D?P 

(0.23) 

(0-54) 

(421) 

(2-09) 

(0.96) 

(084) 

(1-49) 

(143) 

(3 24) 

(3-50) 

(1-41) 

(046) 

(20.41) 

EDEESTE 

(5.44) 

(12-56) 

(36.33) 

(19.77) 

(19.99) 

(1345) 

(19-70) 

(20.43) 

(77.50) 

(47.60) 

(33.33) 

(1105) 

(317.22) 

EOENORTE 

(4-07) 

(932) 

(20.75) 

(1096) 

(10.86) 

(9.11) 

(12.93) 

(14-81) 

(37.01) 

(32.47) 

(17.55) 

(622) 

(186.11) 

EDESUR 

(4.87) 

(14-54) 

(25.13) 

(1306) 

(13.40) 

(11.12) 

(1557) 

(17.69) 

(47.46) 

(40.99) 

(23.51) 

(826) 

(232.60) 

E6EH1D 

(0-01) 

(0.02) 

(0-03) 

(002) 

(0.01) 

(0.01) 

(001) 

(002) 

(001) 

(005) 

(002) 

(001) 

(024) 

ELECTRONICJRC 

(0.00) 

(0.00) 

(0.03) 

(0.00) 

(0.03) 

(003) 

(003) 

(003) 

(001) 

(0.00) 

(OOO) 

(OOO) 

(0.03) 

6PLV 


(0.01) 

(0.00) 



(003) 



(000) 




(0.02) 

HAINA 














ITABO 

(acó) 

(002) 

(3 85) 

(0.63) 

(2.94) 

(098) 

(0.71) 

(106) 

(L97) 

(1-97) 

(4.02) 

(1-25) 

(19.40) 

LAESA 



(0.01) 

(0.03) 


(003) 

(0.00) 

(0.00) 


(0.01) 



(0.02) 

LEAR 


(0.01) 

(O.CO) 

(0.03) 

(0.00) 








(0.01) 

LFLT 

(004) 

(aoo) 

(0.14) 

(0.03) 

(0.06) 

(007) 

(0.10) 

(0.13) 

(023) 

(026) 

(003) 

(003) 

(1.30) 

LOS ORIGENES 







(OOO) 


(003) 




(0.00) 

METALDOM 

(0.03) 

(0.01) 

(0.01) 

(003) 

(0.03) 

(003) 

(000) 


(0.02) 

(0.01) 

(OOl) 


(0.07) 

MONTE RIO 














PVDC 


(0.43) 

(0.42) 

(012) 

(0-10) 

(008) 

(0.11) 

(0-03) 

(046) 

(0.20) 



(1.94) 

SAN FEUPE 

(0.00) 

(0.01) 

(0.03) 

(0.01) 

(0 02) 

(0.01) 

(001) 





(0.01) 

(0.10) 

SEABOARD 

(0.02) 

(005) 

(0 06) 

(0.03) 

(0.04) 

(0-03) 

(0.04) 

(005) 

(OH) 

(0.13) 

(004) 

(001) 

(0.62) 

ICPOV/ER DR 


(0.03) 

(0.03) 

(003) 

(0.03) 

(OOO) 

(OOO) 

(000) 

(001) 

(O.CO) 



(0.02) 

EPDL 

(0.03) 

(0.01) 

(0.04) 

(0 03) 

(0-03) 

(0.02) 

(0.03) 

(003) 

(012) 

(006) 

(0.06) 

(0.02) 

(044) 

MONTECRiSTI SOLAR 

(0.00) 

(0 00) 

(003) 

(0.03) 

(0.03) 

(0.00) 

(OOO) 

(OOO) 

(001) 

(000) 

(0.CO) 

(0.00) 

(0.03) 

CARTONES DEL CARIBE 




(0 03) 

(003) 








(0.06) 

PECASA 





(003) 


(0.00) 

(0.03) 

(001) 

(0.03) 

(000) 

(OOO) 

(0.01) 

GRUPO EOUCO DOMINICANO 





(003) 


(003) 

(0-03) 

(0.00) 

(0.00) 

(0.01) 

(003) 

(0.02) 

TOTAL 

(15.23) 

(3601) 

(96.01) 

(52.52) 

(53.66) 

(37.17) 

(53.37) 

(57.70) 

(191.59) 

(135.36) 

(83.30) 

(27.93) 

(839.84) 
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5.12 COMPENSACIÓN POR DESVÍO SEGÚN RESOLUCIONES SIE 374- 
2012, SIE-018-2013-MEM Y SIE 041-2013-MEM 


Las siguientes tablas presentan las centrales y los montos resultantes de la compensación por 
desviaciones del Programa Diario de Operación. Para el cálculo de estas compensaciones se han 
considerado las disposiciones de la Superintendencia de Electricidad contenidas en las 
Resoluciones SIE-374-2012-MEM, SIE-018-2013-MEM y SIE-041-2013-MEM. En las mismas se 
detallan los cargos y saldos por compensación del servicio durante el año 2019. 


Tabla 26. Cargos por Agente de compensación por desvío en el año 2019 [MILLONES DE RD$]. 



Cargos Generadores AES ANDRES 


COEEE 

CEPP 

DPP 

EGEHID 

GPLV 

HAINA 

ÍTABO 

LAESA 

METAIDOM 

MONTE RIO 

PVDC 

LOS ORIGENES 
LEAR 

SAN FEUPE 
SEABOARD 
Total 

Cargos Distribuidoras 

E DEESTE 

EDENORTE 

EDESUR 

IFLT 

EPDl 

Total 

Cargos UNRy Otros Agentes AES ANDRES 

DPP 
HAINA 
ITABO 
EDEESTE 
EDESUR 
Total 

Cargos Total AES ANDRES 

CDEEE 
CEPP 
DPP 
EGEHID 
GPLV 
HAINA 
ITABO 
LAESA 
METALDOM 
MONTE RIO 
PVDC 

LOS ORIGENES 
LEAR 

SAN FEUPE 
SEABOARD 
EDEESTE 
EDENORTE 
EDESUR 
LFLT 
EPDL 
Total 


Ene 

m 

Mar 

Abr 


I 

048 

0.06 

003 




0.37 

183 

1.64 

L53 

061 

262 

0.13 

0.20 

0.27 

0.22 

060 

040 

018 

082 

028 

024 


2.33 


0.39 

0.12 

010 

0.C8 

016 

0U1 

0.06 

0.10 

006 

0.11 

0.14 

028 

0.46 

0.35 

069 

079 

049 

LIO 

029 

0.73 

0.82 

093 

234 

010 

0.24 

020 

019 

014 

032 

0.43 

0.05 

0.14 

0.10 

0.19 

016 

0.07 

006 

0.13 

002 

013 

005 

026 

0.07 

0.57 

045 

025 

037 

0.02 

0.01 

0.06 

0.04 



019 

0.22 

033 

0.02 

0.15 

0.07 

0.12 

0.06 

0.03 

002 

0.11 

0.11 

3.84 

4.81 

5.02 

4.51 

4.09 

9.57 

35.38 

22.09 

17.68 

2.77 

9.55 

10.91 

0.02 

0.03 

007 


107 

052 

234 

1.49 

2.66 

168 

3.66 

196 

0.06 

0.03 

0.06 

0.12 

0.10 

0.10 

002 

003 

001 

0.06 

007 

006 

37.83 

23.71 

20.51 

4.63 

14.45 

13.54 

131 

1% 

2.56 

2.64 

195 

180 



053 

045 

090 

0.63 

023 

0.09 

037 

033 

074 

065 



0.63 

053 

105 

0.S0 

1.61 

196 

0.27 

0.26 

040 

030 






4.99 

3.1S 

4.00 

4.35 

4.21 

5.04 

9.22 

179 

2.01 

2.58 

2.61 

195 

180 

037 

1.83 

1.64 

153 

0.61 

2.62 

013 

020 

0.27 

0.22 

060 

0.40 

0.18 

0.82 

081 

070 

090 

3.02 


0.39 

012 

010 

003 

0.16 

0.11 

0.06 

0.10 

006 

0.11 

0.14 

0.51 

0.55 

072 

102 

1.53 

1.14 

110 

029 

1.40 

135 

193 

3.15 

0.10 

0.24 

020 

019 

014 

0.32 

0.43 

0.05 

0.14 

0.10 

0.19 

0.16 

0.07 

006 

013 

002 

013 

0.05 

026 

0.07 

057 

045 

025 

037 

0.02 

0.01 

006 

0.04 



0.19 

0.22 

0.33 

002 

0.15 

0.07 

012 

0.06 

0.03 

002 

011 

011 

37.00 

24.04 

17.95 

3.03 

9.95 

11.20 

0.02 

0.03 

007 


107 

052 

2.34 

149 

2.66 

168 

3.66 

6.94 

006 

003 

006 

0.12 

0.10 

0.10 

0.02 

003 

0.04 

006 

007 

0.06 

44.82 

32.53 

29.88 

13.35 

23.58 

32.33 


iul 

Ago 

Sep 

Oct 

Nov 

- 

| 







0.56 

112 

121 

099 

013 

0.77 

019 

13.01 

036 

0.34 

033 




2.83 

029 



0.06 


011 

4.31 

022 

018 

021 

020 

011 

009 

1.85 

039 

011 

004 

012 

0.07 

004 

1.35 

049 

041 

0.53 

0.95 

0.80 

086 

7.11 

024 

3. SO 

0.52 

0.14 

093 

018 

12.07 

0.20 

0.13 

021 

013 

0 05 

0.13 

2.05 

0.04 

003 

0.02 

0.46 

0.05 

005 

1.74 

006 

0.12 

0.00 

005 

003 

002 

0.81 

0.17 

017 

004 

0.33 

0.28 

051 

3.47 

0.03 

002 

OCX) 

0.02 

0.00 


0.20 

030 

013 

011 

006 

014 

007 

1.78 


073 

0.22 

0.22 



116 

OOl 

0.02 

0.03 

0.03 

004 

0.03 

066 

3.92 

7.39 

3.31 

2.92 

3.31 

2.29 

54.96 

8.C0 

165 

3.29 

8.64 

1.00 

1.36 

122.51 

011 

054 

0.19 

0.37 

093 

018 

4.03 

128 

124 

184 

3.60 

2.35 

1.40 

25.49 

0.06 

0.03 

011 

0.05 

005 

009 

0.96 

005 

0.05 

0.04 

003 

013 

019 

0.78 

9.49 

3.76 

5.48 

12.68 

4.46 

3.22 

153.77 

230 

2.18 

2.08 

1.65 

135 

LOO 

22.78 

0.48 

086 

106 

021 

037 

052 

6.07 

0.30 

035 

0.18 

0.21 

026 

0.26 

3.96 

0.57 

102 

124 

0.25 

044 

0.62 

7.14 

0.23 

013 

018 

0.61 



5.95 

4.76 

3.81 

147 

134 

081 

0.73 

17.91 

8.64 

8.36 

6.21 

4.27 

3.23 

3.14 

63.81 

230 

2.18 

2.03 

165 

135 

LOO 

23.34 

112 

1.21 

0.99 

013 

0.77 

0.19 

13.01 

036 

034 

0.33 




2.83 

0.77 

086 

106 

027 

037 

0.64 

10.38 

0 22 

018 

021 

020 

0.11 

009 

1.85 

0.39 

011 

0.04 

012 

0.07 

0.04 

135 

079 

076 

071 

1.16 

1.06 

112 

11.06 

0.81 

4.82 

176 

0.39 

136 

0 80 

19.21 

020 

013 

0.21 

013 

005 

013 

2.05 

004 

003 

002 

046 

005 

005 

1.74 

0.06 

0.12 

0.00 

005 

003 

002 

081 

0.17 

0.17 

004 

0.33 

028 

051 

3.47 

0.03 

0.02 

0.00 

002 

000 


020 

0.30 

0.13 

0.11 

0.06 

014 

0.07 

1.78 


0.73 

022 

0.22 



1.16 

0.01 

002 

003 

003 

004 

003 

0.66 

8.23 

193 

3.48 

9.25 

100 

136 

128.47 

011 

0.54 

0.19 

0.37 

093 

018 

4.03 

6.04 

5.05 

3.31 

4.94 

3.17 

2.13 

43.40 

006 

0.09 

011 

005 

005 

009 

096 

005 

005 

0.04 

0.03 

013 

0.19 

0.78 

22.05 

19.51 

15.00 

19.87 

11.00 

8.64 

272.55 
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Tabla 27. Saldos por Agente de compensación por desvío año 2019 [MILLONES DE RD$]. 


[Millonesde ROS] 


Saldo Acreedor Compensaciones por Desvío 


CDEEE 
CEP? 

DPP 

EDEESTE 
E DENORTE 
EOESUR 
EGEHiD 
Gf IV 
KM NA 
ITAEO 
LA ESA 
METAIOOM 
MONTE RIO 
PVDC 

LOS ORIGENES 
SEAEOARD 
LELT 

SAN FEUPE 
LEAR 
EPDL 

Saldo Deudor Compensaciones por Desvío AES ANDRES 

COEEE 

CEP? 

DTP 

EDEESTE 
EDENORTE 
E DESUR 
EGEH D 
6PLV 
MAMA 
ITAEO 
LAESA 
METALDOM 

monte rio 
PVDC 

LOS ORIGENES 

SEABOARD 

LFLT 

SAN FEUPE 

LEAR 

EPDL 

Total Saldo Acreedor Compensaciones por Desvío 
Total Saldo Deudor Compensaciones por Desvío 


017 051 

2.03 OS5 

4 06 8-46 6.43 2.81 3.7S 7.44 

4 06 9.01 5-22 167 229 2.77 

0 01 


0 33 


002 


003 

aoi 

0 01 

0.03 

001 

0.01 

(017) 

(0.99) 

(123) 

(123) 


(0.67) 

(012) 

(L&3) 

<1«) 

(153) 

(061) 

(262) 

(0.04) 

(019) 

(0 27) 

(0 2?) 

(0 60) 

(0.40) 


(033) 


(016) 

(047) 

(223) 

(7.04) 

(1261) 

(057) 


(LOS) 



(037) 

(011) 

(0 10) 

(OOS) 

(0.16) 

(0 04) 

(005) 

(010) 

(006) 

(0.11) 

(014) 

(017) 

(055) 

(072) 

(102) 

(¿53) 

(i 14) 

(037) 

(0 27) 

(0 20) 

(116) 

(0 6S) 

(233) 

(0 04) 

(024) 

(020) 

(0 19) 

(0.14) 

(0.32) 

(0 15) 

(004) 

(0.14) 

(010) 

(019) 

(0.15) 

(002) 

(0.06) 

(013) 

(002) 

(013) 

(0.05) 

(009) 


(044) 

(042) 

(0 21) 

(0 30) 

(001) 

(0.01) 

(006) 

(005) 



(0 02) 

(0.01) 

(001) 

(001) 

(0 09) 

(0 03) 


(0.00) 

(0.01) 

(0 10) 

(0 07) 

(0-04) 

(006) 

(0.21) 

(033) 

(0 02) 

(0 14) 

(0.07) 

(0 00) 

(002) 

(003) 

(0 05) 

(0 05) 

(0 05) 

834 

17X0 

12.17 

051 

6.18 

10.76 

(8.34) 

(17.80) 

(12.17) 

(6-51) 

(6.18) 

(10.76) 


luí I A¿o I Sep I Oct I Nov I Díc I Tota! 


014 

0 CO O01 

093 

2.06 15.67 

1.75 53.02 

0 43 23.39 

0.01 


033 


0.00 0M 

0.02 

0.01 0.00 oos 

(1.41) (L60) (0 32) (052) (097) (0 83) (10 00) 

(112) (121) (099) (013) (077) (019) (12.77) 

(036) (033) (0 32) <*- 73 ) 

(014) (0 33) (O.tó) (OIS) (0.43) (5 24) 

(001) (¿*5) (¿3 56) 

(OW) (004) 


(0 21) (017) (020) (019) (011) (OOS) (L73) 

(0 33) (011) (0 04) (012) (0 07) (004) (126) 

(0.79) (076) (0.71) (L16) (106) (¿12) (1073) 

(051) (4 46) (L61) (010) (0 83) (0.41) (12.91) 

(020) (013) (021) (0.13) (005) (0.13) (L97) 

(0.05) (0 03) (0.02) (0.46) (0 05) (OOS) (L43) 

(006) (012) (0.00) (005) (008) (002) (076) 

(0.13) (016) (0.01) (03*3) (023) (051) (28S) 

(003) (002) (000) (002) (0 03) (019) 

(0 03) (007) (0.01) (003) (002) (037) 

(002) (001) (0.10) (0.01) (004) (OOS) (050) 

(073) (022) (0.22) (¿16) 

(030) (0.13) (0.11) (0.06) (0.14) (0 07) (1.6$) 

(004) (004) (0 03) (002) (0 13) (019) (065) 

5,76 1043 5.77 5.76 4 83 4 25 9¿S6 

(5.76) (1043) (5.77) (5.76) (4 83) (4.2$) (93.56) 


5 30 
0 45 


493 

4.50 

056 


262 

172 

042 


0.01 

025 

4.42 

1.09 


000 

342 

14*3 
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5.13 RESUMEN DE TRANSACCIONES ECONÓMICAS 

Las Transacciones Económicas del MEM en el 2019 estuvieron conformadas por los siguientes cálculos: 

• TRANSACCIONES DE ENERGÍA. 

• TRANSACCIONES DE POTENCIA. 

• PAGOS POR DERECHO DE CONEXIÓN. 

• TRANSFERENCIAS POR DERECHO DE CONEXIÓN. 

• COMPENSACIONES POR SERVICIO DE REGULACIÓN DE FRECUENCIA. 

• COMPENSACIONES POR DESPACHO FORZADO {SIE 116-2018-MEM). 

• COMPENSACIONES POR DESVÍO (SIE-374-2012-MEM, SIE-018-2013-MEM y SIE-041-2013-MEM). 
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Tabla 28. Resumen Transacciones Económicas entre Agentes del MEM 2019 1 . 



‘las cifras en Odiares de los Estados Unidos de América se estiman a partir de las cifras en pesos dominicanos divididas por la tasa de cambio promedro del me 
correspondiente, la tasa de cambio se ha seleccionado para que corresponda con la especificada en la Resolucldn SE-U4-20M-MEM. a, considerar la misma que publica 
Banco Central de la República Dominicana como un promedio ponderado para la venta de divisas de los Agentes de Cambio, obtenida el día martes anterior a la vigencia de 


programación semanal correspondiente. 
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Energía 

Potencia 

Pago DC 

Transferencia OC 

Frecuencia j ] 1,538.79 2.48% 
Comp. Despacho Forz 839.84 1.3S% 

Compensación Desvío 98.56 0.16% 


Figura 39. Resumen Transacciones Económicas del MEM 2019 [MMRD$J 


5,000 10,003 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50 000 

^ i-1 

69.47% 




4,535.96 7.30% 


2,979.65 4.79% 


A* 




2.93% de aumento es la 
variación del monto total de la 
valorización de los Cálculos 
Transacciones Económicas del 
año 2019 respecto al 2018. 
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5.14 INDICADORES TRANSACCIONES ECONÓMICAS 


En el año 2019: 


» El promedio de los Costos Marginales de Energía Activa de Corto Plazo para el sistema 
principal 2 alcanzó el valor de 6,127.72 RD$/MWh, representando una disminución de 1.00 /o 
con relación al promedio del año 2018 (6,189.65 RD$/MWh). El Costo Marginal de Potencia 
de Punta promedio fue de 473.38 RD$/kW-Mes, y el Derecho de Conexión Unitario fue de 

158.95 RD$/kW-Mes. 


La inyección total de energía fue de 17,411.50 GWh, representando un incremento de un 
10.89% con relación al registro de energía del año anterior (15,701.68 GWh). Por otra parte, 
los retiros totales 3 alcanzaron 17,081.15 GWh, de los cuales el 83.15% (14,203.17 GWh) de 
este valor representa el consumo total de las distribuidoras. Las pérdidas totales de energía 
en el sistema representaron un 1.90% de la inyección total de los generadores. 

Las Transacciones Económicas en el Mercado Spot ascendieron a MMRD$ 5 62,164.31 La 
composición se muestra en la siguiente tabla: 


Tabla 29. Composición Transacciones Económicas en el Mercado Spot (Millones RD$). 


Composición de las Transacciones Económicas en el Mercado Spot 

AÑO 

Valorización [Millones de RD$] UNIDAD 2018 2019 


Transacciones de Energía 
Transacciones de Potencia 
Pagos Derecho Conexión 
Transferencias por Derecho Conexión 
Compensaciones por Regulación Frecuencia 
Compensaciones por Despacho Forzado 
Compensaciones por Desvío 

Total 


[RD$1 

[RD$] 

[RD$] 

[RD$] 

[RD$] 

[RD$] 

[RD$] 

[RD$] 


43,406.15 

8,256.45 

4,162.48 

2,788.04 

1,202.27 

472.82 

109.04 

60,397.25 


VARIACIÓN 
% INDICADOR 


43,187.50 

8,984.00 

4,535.96 

2,979.65 

1,538.79 

839.84 

98.56 

62,164.31 


-0.50% 

8.81% 

8.97% 

6.87% 

27.99% 

77.63% 

-9.61% 

2.93% 


T 

t 

t 

t 

t 

t 

T 

t 


Para determinar la variación en las transacciones económicas de potencia y en las transferencias 
y pagos por derecho de conexión, se han utilizado los resultados preliminares aprobados en el 
2019 y los resultados preliminares aprobados en el 2018, en correspondencia con los registros 
publicados en las memorias de estos años. 


* Este promedio se calcula en la barra 138KV de la subestación Palamara. Promedio del año 2019 actualizado en ultimas 
reliquidaciones. 

3 Este valor representa la demanda total del SENI y no considera las pérdidas en las líneas de transmisión. 

4 Estos retiros no incluyen las ventas de las Distribuidoras a los UNR. 

5 MMRD$ = Millones de RD$ 
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A continuación se muestran algunos indicadores del MEM, relacionados con cantidades, precios 
y costos, y transacciones económicas de energía y potencia para los años 2018-2019. 


tabla 30. Indicadores de Cantidades. 


CONCEPTO 

CANTIDADES 

UNIDADES 

AÑO 

2018 2019 

VARIACIÓN 
% INDICADOR 

Generación 

GWh 

15,701.68 

17,411.50 

10.89% 

: ; . 0 ' - 

Retiros 

GWh 

15,415.37 

17,081.15 

10.81% 

t 

Pérdidas Transmisión 

GWh 

1.835o 

1.90% 

0.07% 

t 

Horas Desabastacimiento 

Horas 

2,009.12 

2,508.35 

24.85% 

t 


TABLA 31. Indicadores de Precios y Costos 


CONCEPTO 

PRECIOS Y COSTOS 

UNIDADES 

2018 

AÑO 

2019 

VARIACIÓN 
% INDICADOR 

Fuel Oil USGC HSFO 

[US$/8arr¡IJ 

61.34 

54.56 

-11.05% 


Costo Marginal Tope de Energía 

[US$/MWh] 

154.09 

141.17 

-8.38% 

■i 

Costo Marginal de Energía Promedio 

[RD$/MWh) 

6,189.65 

6,127.72 

-1.00% 


CMG Potencia Promedio 

[RD$/kW-mes] 

448.86 

473.38 

5.46% 

t 

Derecho Conexión Unitario 

[RD$/kW-mes] 

152.21 

158.95 

4.42% 

t 

Costo Promedio Frecuencia 

[RD$/MWh] 

185.25 

184.34 

-0.49% 

4- 


Tabla 32. Indicadores Transacciones Energía y Potencia 




TRANSACCIONES ECONÓMICAS 






AÑO 

VARIACIÓN 

CONCEPTO 

MERCADO 

UNIDADES 

2018 

2019 

% 

INDICADOR 


Spot 

GWh 

6,919.96 

6,810.71 

-1.58% 

4/ 

Energía 

Millones de RD$ 

43,406.15 

43,187.50 

-0.50% 

4/ 

Contrato 

GWh 

12,773.59 

14,520.74 

13.68% 

t 


Millones de RD$* 

80,302.53 

89,591.06 

11.57% 

t 


Spot 

MW Promedio 

1,526.37 

1,561.66 

2.31% 

t 

Potencia 

Millones de RD$ 

8,256.45 

8,984.00 

8.81% 

* 

Contrato 

MW Promedio 

1,283.51 

1,304.22 

1.61% 

t 


Millones de RD$* 

6,992.25 

7,507.97 

7.38% 



*Los montos contratados son valorizados al costo marginal de energía o de potencia, según corresponda. 
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Para determinar la variación en las Transacciones Económicas de Potencia, se han utilizado los 
resultados preliminares aprobados en el 2019 y los resultados preliminares aprobados en el 
2018, en correspondencia con los registros publicados en las memorias de estos años. 


5.14.1 PROPORCIÓN DE ENERGÍA Y POTENCIA CONTRATADA DE LAS 
DISTRIBUIDORAS 2019 


Se muestra un indicador basado en el Artículo 110 del RALGE, para presentar las proporciones 
de la energía y potencia contratada mensual y acumulada, respecto a la demanda del SENI. 


Figura 40. Proporción energía contratada distribuidoras 2019 
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Figura 41. Proporción potencia contratada distribuidoras 2019 
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6 ESTADÍSTICAS ANUALES 

6.1 EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 


TABLA 33. Capacidad Instalada bruta del SENI por Agente 2000-; 


| AGENTE/AÑO 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

AES ANDRES 




319.0 

319.0 

319.0 

319.0 

319.0 

319.0 

319.0 

319.0 

319.0 

319.0 

319.0 

319.0 

319.0 

319.0 

319.0 

459.0 

319 0 

CAYMAN POWER 

50.0 




















COCEE 









1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

782 

CEPP 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

CESPM 


200.0 

300.0 

300.0 

300.0 

300.0 

300.0 

300.0 

300.0 

300.0 

300.0 

300.0 

300.0 

300.0 

300.0 

3000 

300.0 

300.0 

300.0 

300 

OPP 

236.0 

236.0 

236.0 

236.0 

236.0 

236.0 

236.0 

236.0 

236.0 

236.0 

236.0 

236.0 

236.0 

236.0 

236.0 

236.0 

236.0 

359.3 

359.3 

359.3 

EGEHID 

402.0 

411.8 

463 8 

463.8 

463.8 

463.8 

469.3 

469.3 

472.3 

523.2 

523.2 

523.2 

612.8 

612.8 

615.7 

615.7 

61S.7 

61S.7 

615.7 

623.28 

ENERGYCORP 

103.5 

103.5 

103.5 

103.5 

















GPtV 

199.0 

199.0 

199.0 

199.0 

199.0 

199.0 

199.0 

199.0 

199.0 

199.0 

199.0 

199.0 

199.0 

199.0 

199.0 

199.0 

199.0 

199.0 

199.0 

199.1 

HAJNA 

456.7 

655.4 

657.1 

657.1 

657.1 

655.4 

655.4 

655.4 

540.2 

540.2 

537.2 

573.6 

625.6 

850.8 

850.8 

659.2 

691.7 

606.8 

687.4 

687.4 

ÍTABO 

570.9 

570.9 

432.5 

4325 

432.5 

4325 

432.5 

4325 

294.5 

260.0 

260.0 

260.0 

294.0 

294.0 

294.0 

294.0 

294.0 

294.0 

294.0 

294.0 

LAESA 

79.9 

79.9 

83.9 

87.7 

87.7 


31.6 

31.6 

31.6 

59.6 

59.6 

110.5 

110.5 

110.5 

1105 

110.5 

110.5 

1105 

110.5 

1105 

IOS ORIGENES 













25.3 

25.3 

60.7 

60.7 

€0.7 

60.7 

60.7 

60.7 

MAXOH 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 















METAIDOM 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

420 

42.0 

420 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42 

PVDC 













101.5 

326.4 

326.4 

326.4 

224.9 

224.9 

224.9 

224.9 

SAN FELIPE 

175.0 

175.0 

185.0 

185.0 

185.0 

185.0 

185.0 

185.0 

185.0 

185.0 

185.0 

185.0 

185.0 

185.0 

185.0 

185.0 

185.0 

185.0 

185.0 

185.0 

SEASOARO 

115.0 

115.0 

115.0 

115.0 

115.0 

116.3 

116.3 

116.3 

116.3 

1163 

116.3 

73.3 

181.3 

181.3 

108.0 

111.3 

111.3 

111.3 

111.3 

111.3 

LEAR INVESMEOTS 

















1015 

101.5 

1015 

101.5 

MONTE RÍO 




101.5 

101.5 

101.5 

101.5 

101.5 

101.5 

101.5 

1015 

101.5 

14.6 

14.6 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

ELECTRONIC J.R.C.SRL 

















30.0 

30.0 

30.0 

30 

SAfl PfDRO BIQ* 

ENERGY 


















30.0 

30.0 

30 

M-OífTECRiSTI SOLAR 

FV, SAS. 



















58.0 

58 

AGUA CLARA, S A. 

PARQUES CÓLICOS DEL 




















525 
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GRUPO EÓUCO 

34.0 

DOMINICANO --- 

POSEI DON ENERGIA 

RENOVABLE, $ A _ 

EMERAID SOLAR 

4S.0 

32.6 

ENERGY, SRL 

WCG ENERGY, LTD 

66.9 


^.ccn me a7A«; 3704 3983 4921 


Grand Total 


1003 2004 2005 2W6 1007 2008 2009 2010 2011 


804 804 £04 £04 £04 £04 1163 1163 1163 


319 319 319 319 319 319 319 


300 300 300 300 300 300 300 300 


DPP 


Eó'ica 

HA'NA 

33 85 85 85 85 135 135 183 183 

AGUA CLARA, S A. 

53 

PARQUES EÓLICOS DEL 

53 

CARIBE, S.A. ___ 

GRUPO EÓUCO DOMINICANO 

34 


43 

POSEIDO?! ENERGIA 

CCL'AX/Aftl C C A 


Hidroeléctrica 402 412 464 4 64 464 464 

469 469 472 523 523 523 613 613 616 616 616 616 616 623 

. r -\-3 r ci O 2 Al A 616 616 616 616 623 

EGEHiO 402 412 4 64 464 464 4 64 

Motor combustión interna 593 696 701 807 807 719 

469 469 472 523 523 523 bl3 olí dio viv 

720 720 671 699 699 707 1083 1308 1296 1279 1262 1262 1287 1286 

CAY MAN POWER 50 

CDEEE 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

CEPP 77 77 77 77 77 77 

77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

_ _ , _ _ iQq ieo iqq 199 199 199 199 

GPiv 199 199 199 199 199 199 

«JUNA 153 155 155 155 153 

LAESA 80 80 84 88 83 

LOS ORIGENES 

199 199 199 199 199 199 19U A” 

153 153 102 102 102 102 102 327 327 310 293 293 319 319 

32 32 32 60 60 111 111 111 1H 111 111 111 111 111 

25 25 61 61 61 61 61 61 

MAXON 30 30 30 30 30 30 
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| Opacidad ¡rutalada/año 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

METAL DOM 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

PVDC 













326 

326 

326 

326 

225 

225 

225 

225 

SEABOARD 

115 

115 

115 

115 

115 

116 

116 

116 

116 

116 

116 

73 

181 

181 

108 

103 

108 

108 

IOS 

111 

MONTE RÍO 




101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

15 

15 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

LEAR (NVESMEMTS 

















101 

101 

101 

101 

Turbina a Gas 

776 

776 

676 

676 

573 

573 

573 

573 

371 

336 

336 

336 

370 

370 

370 

370 

370 

134 

274 

134 

AES AÑORES 



















140 

0 

DPP 

236 

236 

236 

236 

236 

236 

236 

236 

236 

236 

236 

236 

236 

236 

236 

236 

236 




EMERGYCOHP 

104 

104 

104 

104 

















HAJ/LA 

164 

164 

164 

164 

164 

164 

164 

164 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

ITABO 

272 

272 

173 

173 

173 

173 

173 

173 

35 




34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

Turbina a Vapor 

592 

637 

598 

598 

598 

598 

598 

593 

598 

593 

595 

598 

598 

598 

598 

424 

424 

369 

375 

1157 

COfEE 




















782 

HAJNA 

293 

33S 

338 

338 

333 

338 

338 

338 

338 

338 

335 

338 

338 

338 

333 

164 

164 

79 

85 

85 

ITABO 

299 

299 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

SAN PEDRO BIO-ENERGY 


















30 

30 

30 

Solar 

















30 

30 

88 

183 

ELECTRONIC JJLCSRl 

















30 

30 

30 

30 

WO.'ITECRiSTl SOLAR FV, 
S.A.S. 



















58 

58 

EWERAlD SOLAR ENERGY, SSL 

33 1 

VXG ENERGY, ITD 







_ 













67 | 
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Figura 43. Evolución de la capacidad instalada del SENI por tecnología 2000-2019 [%]. 
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6.2 EVOLUCIÓN DE COSTOS DE COMBUSTIBLES 

Las siguientes figuras muestran la evolución de los costos promedio de los combustibles declarados 
por los Agentes en la programación de la operación económica del sistema en el periodo 2001- 
2019. 

Figura 44. Costo promedio mensual del fuel oil 2001-2019 [RD$/GAL], 

R0$/GAL = PROMEDIO FUEL OIL NO. 6 <=*PROMEDIO FUEL OIL NO. 2 

160.0 
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Figura 45. Costo promedio mensual del carbón mineral 2001-2019 [RD$/LB] 
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Figura 46. Costo promedio mensual del gas natural 2003-2019 [RD$/MMBTU]. 
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6.3 EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA 


La 

TABLA 35 y figura 47 muestran la evolución de la energía generada en el periodo 2001-2019 de 
acuerdo a los registros de los medidores del Sistema de Medición Comercial. 


Tabla 35. Generación de energía eléctrica en el SENI 2001-2019 


nATOS 1 Afio 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Generación (GVh) 

9,510.58 

10,231.28 

10,384.89 

8,722.58 

9,711.49 

10,593.08 

11,029.52 

11,391.93 

11,177.69 

12,011.60 

Variación Respecto 
Año Anterior 


7.58% 

150 X 

•18.01% 

1134% 

9.08% 

4.12% 

329% 

-188% 

7.48% 

Porcentaje Variación 
Respecto al 2019 

45.33% 

4124 % 

40.38% 

49.30% 

44.22% 

39.18% 

38.85% 

34.57% 

35.80% 

31.01% 












DATOS 1 AfiO 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 


Generación (GVh) 

12,478.31 

13,355.76 

13,850.85 

13,464.27 

14,177.38 

14,893.35 

15,282.45 

15,701.68 

17,411.50 


Variación Respecto 
Año Anterior 

3.89 X 

7.03 % 

3.71% 

■21$Y. 

5.30% 

5.05% 

2.81% 

2.74% 

W.89% 


Porcentaje Variación 
Resoecto al 2019 

28.33X 

232$ % 

20.45% 

22.87% 

13.57% 

H.48% 

1223% 

9.82% 

0.00% 



Figura 47. Generación de Energía Eléctrica en el SENI 2001-2019 
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La Tabla 36 y la Figura 48 muestran la evolución de los retiros de las empresas distribuidoras; los 
retiros de los UNR ; otros retiros y las pérdidas de transmisión estimadas por diferencia en el 
período 2001-2019. Esta información se sustenta en los registros que provienen de los Sistemas de 
Medición Comercial de los Agentes del MEM y se utilizan en las Transacciones Económicas. 


Tabla 36. Retiros de energía 2001-2019. 


DATOS 

Retiros Pérdidas 

Totales (GWh) Totales (GWh) 

Distribuidoras 

(GWh) 

UNR (GWh) 

Otros Retiros 
(GWh) 

Retiros 
Totales (34) 

Pérdidas 
Totales (54) 

Distribuidoras 

<*) 

UNR (54) 

Otros Retiros 
(X) 

¿001 

9,163.80 

346.78 

9.0S5.76 


78 04 

96.3554 

3.655* 

95.535. 

0.0054 

0.825, 

2002 

9.S32 5S 

298.71 

9,833.86 

es 33 

30.38 

97.0854 

2 9254 

96.125, 

0 6754 

0.3054 

2003 

10,094.36 

2S053 

9,91221 

127J5 

5489 

97.2054 

2 8054 

95.4554 

1 2354 

0 5 354 

2004 

8,459.36 

223 22 

8,172.47 

28112 

44 77 

97.4454 

2.565* 

93 6954 

3.2354 

05154 

2005 

9,476.55 

234.95 

8.952 55 

446 20 

77.79 

97.5854 

2.42*4 

92 1954 

46S5, 

0.8054 

2006 

10,349.17 

24391 

9,510.12 

766.24 

72 82 

97.7054 

2 3054 

89.7854 

7.2354 

0.6954 

2007 

10,789.46 

240 07 

9,788 28 

507.16 

94.01 

97.8254 

2 18 s 4 

837554 

8 2254 

0.8554 

2008 

11,14520 

24673 

10,108.80 

983 34 

5306 

97.8354 

21754 

£8.745, 

8 635, 

0.4734 

2009 

10,950.03 

227.66 

9,563.49 

96120 

25.34 

97.5654 

2.0454 

89.1454 

8.6C54 

0.2354 

2010 

11,77287 

23S.72 

10,71077 

1,035.71 

26.40 

980154 

1.9954 

89.1754 

8.6254 

022*4 

2011 

12.242-11 

236 20 

10,751.17 

1,107.11 

333 83 

98.1154 

1.8954 

86.1654 

6.8754 

3 05*4 

2012 

13,10153 

254.23 

11,084 07 

1,791.95 

225 51 

93.1054 

15054 

829954 

13.4254 

1693, 

2013 

13,544.95 

305.04 

11,307.55 

2,174.30 

64.00 

97.8054 

2 205, 

83.4554 

16.055, 

0.4754 

2014 

13,212.00 

25100 

11.785.CO 

1,390 00 

36.00 

SS.13H 

1 8754 

89.2054 

10.5254 

0.2754 
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13,915.36 

262 02 

12,317.59 

1,566.00 

31.76 

98.1554 

1 8554 

636254 

11.2554 

0.2354 
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14,627.60 

26574 

12,926.64 

1,67053 

30.43 

93 22H 

1.7854 

83 3754 

11.4254 

0.2154 

2017 

14.S92.5S 

289 87 

13,101.75 

1.851.36 

39.48 

98.105a 

1.9054 

87.395, 

123554 

0.2654 

2018 

15.415.37 

286.31 

13.376.50 

1,970.67 

68.20 

98.1854 

1.8254 

86.7754 

12.7859 

0.4434 
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17.081.15 

330.35 

14,203.17 

2.696.38 
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Figura 48. Retiros de energía 2001-2019. 

n Distribuidoras (GVVh) ■ UNR (GVVh) Pérdidas Totales (GWh) 0 Otros Retiros (GWh) 



18 , 000.00 
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En las siguientes figuras se observa el comportamiento de la energía bruta generada por tipo de 
tecnología desde el año 2001 hasta el año 2019, evidenciando que la tecnología motor de 
combustión interna ha sido la dominante en la generación del SENI. También se nota que a partir 
del 2014 se presenta un repunte en la tecnología ciclo combinado. Otro hecho a resaltar es la 
incorporación de la tecnología solar desde el 2016. Todos estos datos son extraídos de los Sistemas 
de Medición Comercial. 


Figura 49. Evolución de la energía generada por tecnología 2001-2019 [GWh] 
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Figura 50. Evolución de la energía generada por tecnología 2001-2019[%] 




2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2003 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Motor Combustión Interna 

5.9/4 

15.994 

13.894 

27.454 

24.254 

26.454 

25.494 

30.154 

26.494 

25.494 

27.694 

24.454 

17.254 

17.894 

20.554 

23.194 

29.594 

21.654 

38.654 

Turbina a Vapor 

38.594 

42.595 

41.394 

35.554 

35.994 

34.794 

34.854 

34.594 

34.954 

32.854 

32.054 

35.394 

32.794 

45.854 

46.794 

42.654 

38.494 

40.494 

20.854 

Ciclo Combinado 

27.994 

24.494 

22.194 

18.954 

20.354 

21.554 

20.954 

20.394 

21.654 

19.854 

16.254 

15.654 

15.394 

15.654 

14.094 

13.654 

13.854 

13.854 

19.754 

Turbina a Gas 

20.394 

8.594 

11.494 

0.254 

0.254 

1.094 

3.594 

3.354 

4.494 

10.454 

12.094 

10.794 

13.394 

10.394 

10.654 

9.094 

2.454 

10.554 

10.194 

Hidroeléctrica 

7.494 

8.654 

11.594 

18.095 

19.494 

16.354 

15.354 

11.954 

12.794 

11.754 

12.154 

13.394 

19.794 

8.854 

6.294 

9.554 

13.354 

10.554 

5.654 

Cólica 

0.094 

0.094 

0.094 

0.054 

0.094 

0.094 

0.094 

0.094 

0.054 

0.054 

0.194 

0.794 

1.794 

1.794 

1.994 

2.054 

2.354 

2.854 

4.354 

Solar 

0.094 

0.094 

0.094 

0.094 

0.054 

0.054 

0.094 

0.054 

0.054 

0.054 

0.094 

0.054 

0.094 

0.054 

0.054 

0.194 

0.354 

0.594 

0.954 
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6.4 EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA DE PUNTA 


La Tabla 37 y la Figura 51 muestran la Potencia de Punta, los retiros de demanda de potencia de punta y las 
pérdidas de transmisión registradas en las horas de punta anual del sistema en el período 2001-2019. 


Tabla 37. Evolución del consumo y pérdidas de potencia de punta 2001-2019. 



Retiros Demand a Poten cia de Punta 

Pérdidas ___ 

Potencia de Punta [MV1 _ 


1,821.02]_ 1.934.90 i_2.084.26 


Figura 51. Evolución del consumo y pérdidas de potencia de punta 2001-2019. 

□ Retiros Demanda Potencia de Punta U Pérdidas [MW] 


2,384.56 


152.13 



2,164.44 


2,178.46 


35.31 



2,120.30 


1.967.06 


1,874.74 



1,944.00 


1,805.98 


1,711.19 


1,634.17 


1,636.27 


1.690.17 


1,655.96 


1,586.46 


1.588.81 


1,633.53 


1,487.08 


1,476.44 


15.04 
33.43 
| 50.82 
33.96 
28.59 
46.61 
47.96 
| 50.11 
I | 54.45 
63.69 
72.47 


6.5 EVOLUCIÓN DE LAS SALIDAS TOTALES DEL SENI 

Dados los proyectos desarrollados y las medidas de control adoptadas, dentro de las cuales se 
destacan la coordinación de las protecciones del SENI, la actualización y verificación del Esquema 
de Desconexión Automático de Carga por baja frecuencia (EDAC) y el incremento en el número de 
unidades generadoras en la participación de regulación de frecuencia, se puede obseivai una 
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tendencia sostenida a la mejora de la confiabilidad del SENI y la reducción de la cantidad de 
colapsos totales del SENI. 


Figura 52. Salidas totales del SENI 2000-2019 



Desde el año 2000, año de inicio del Mercado Eléctrico Mayorista, hasta el año 2005 el Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado estuvo sometido a fuertes disturbios que totalizaron 36 
apagones generales, mientras que desde el año 2006 hasta el año 2019 ocurrieron 5 colapsos 
totales como puede observarse en la Figura 52, esto demuestra los avances alcanzados en la 
confiabilidad y estabilidad del SENI. 

La reducción en la cantidad de apagones generales, constituye un compromiso para continuar 
mejorando la seguridad y confiabilidad en la operación del sistema. 
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6.6 EVOLUCIÓN EN LA CALIDAD DE LA FRECUENCIA DEL SENI 

Tomando el año 2005 como referencia se observa que la calidad de la frecuencia en el SENI ha 
mostrado mejoras de manera sostenida, esto debido a un conjunto de acciones tomadas entre las 
diferentes empresas del sector eléctrico. A partir del 2016 se verifica una mejora sustancial en la 
calidad de frecuencia en el SENI atribuibles a la coordinación integral de la regulación secundaria 
de frecuencia y el ingreso de nuevos oferentes del servicio. 


Figura 53. Evolución en la calidad de la frecuencia del SENI 2005-2019. 
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6.7 EVOLUCIÓN EN LA CALIDAD DE LA TENSIÓN DEL SENI 

Tomando el año 2013 como referencia se observa que la calidad del voltaje en el SENI mejora de 
manera sostenida, estabilizándose entre los años 2015 y 2019. Esta mejoría se puede relacionar 
con la implementación del procedimiento de control de tensión en el SENI a partir del 2015 tal 
como muestra la figura siguiente: 


Figura 54. Evolución calidad de la tensión del SENI 2013-2019. 
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6.8 EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES 

En la figura siguiente se muestra la cantidad de mantenimientos ejecutados en las instalaciones de 
transmisión en los últimos 7 años. Se puede observar un aumento de un 75.07% con relación al ano 
2018. Los mantenimientos de generación programados fueron 463, de los cuales se ejecutaron 410 
y 53 fueron suspendidos; del total de mantenimientos de generación programados, 81 
correspondieron a centrales térmicas y renovables (estos últimos no se consideraban en años 
anteriores), de esta cantidad se ejecutaron 68 y 13 fueron suspendidos; 382 fueron 
mantenimientos programados en hidroeléctricas, se ejecutaron 342 y 40 fueron suspendidos. En 
sentido general se dieron más mantenimientos en el sistema de transmisión, pues se programaron 
950 mantenimientos, de los cuales se ejecutaron 819 y 131 suspendidos, esto hace que la 
diferencia con los años anteriores sea significativa. 


Figura 55. Ejecución de programa de mantenimientos instalaciones 2013 2019 
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6.9 INDICADOR DE OPERACIONES CORRECTAS PROTECCIONES DEL SENI 

La evolución del desempeño del sistema de protecciones de las instalaciones eléctricas del SENI, se 
puede apreciar considerando el Indicador de Operaciones Correctas del sistema de protecciones 
(POC). Este mide el número de operaciones correctas de las protecciones en proporción al total de 
fallas ocurridas reportadas en el respectivo año. La mejora sostenida en los últimos 3 años es 
resultado del trabajo de coordinación de protecciones realizado entre las empresas del sector, la 
revisión de los criterios de ajustes de protecciones así corno la sustitución de relés de última 
generación en gran parte de las instalaciones. 

Figura 56. Indicador operaciones correctas (POC) sistema protecciones instalaciones SENI 2015 - 2019. 


POC 


98.00% 

96.00% 

94.00% 

92.00% 

90.00% 

88 . 00 % 

86 . 00 % 

84.00% 

82.00% 



Page 94 of 103 

















6.10 TENDENCIA DE OCURRENCIA DE EVENTOS EN EL SENI 

En la figura siguiente se verifica el número de eventos relevantes ocurridos en el SENI en los 
últimos años. Se presenta una tendencia a la baja de eventos relevantes a partir del 2015. En el 
2019 ocurrieron 101 eventos de generación, contrarios a 39 eventos ocurridos en 2018. La mayor 
cantidad de eventos en el 2019 correspondió a: Central Punta Catalina con 32 eventos, la cual se 
encuentra en fase de prueba por nuevo ingreso al sistema; 13 eventos relacionados con la central 
Itabo vapor; 9 eventos relacionados con la central CESPM; y 16 eventos relacionados con la 
actuación del EDAC en el SENI. El promedio de eventos relevantes en el periodo comprendido entre 
el 2011 y el 2019 es de 168. 

Figura 57. Número de eventos relevantes anuales 2011-2019 



6.10.1 ESTADÍSTICAS DE EVOLUCIÓN DE LAS HORAS DE DESACOPLE POR CONGESTIÓN 
2013-2019 


En la gráfica siguiente se muestra el comportamiento de las horas de desacople por congestión de 
líneas de transmisión. En el 2019 se presenta un aumento de un 171.4% con relación al año 
anterior. 
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Figura 58. Número de horas de desacoples anuales del SENI 2013-2019 



6.11 EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS 

En esta sección se muestra la evolución, para el período 2001-2019, de las principales variables 
empleadas en el cálculo de las Transacciones Económicas del MEM, así como de los distintos 
cálculos comprendidos por estas transacciones. 

La Figura 59 y la Figura 60 muestran, respectivamente, la evolución del Costo Marginal de Corto 
Plazo de energía promedio mensual, expresada en US$/MWh y el Costo Marginal de Potencia de 
Punta expresado en US$/kW-mes, ambos referidos a la barra de referencia del SENI. 
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Figura 59. Costos marginales de corto plazo de energía [US$/MWh] promedio 2001-2019. 
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US$/kW-mes 


Figura 60. Costos marginales de potencia de punta mensual 2001-2019 



La Figura 61 muestra la evolución de cada cálculo de las Transacciones Económicas durante el 
período 2001-2019 en Millones de US$. 
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1,400 


Figura 61. Transacciones Económicas 2001-2019 [MILLONES DE US$]. 





■ Transacciones Económicas Energía 
B Pagos Derecho Conexión 

■ Compensación Servicio Regulación Frecuencia 

■ Compensaciones por Desvío 


u Transacciones Ecónomicas Potencia de Punta 
BTransferencias Derecho Conexión 
u Compensaciones Despacho Forzado 


Page 99 of 103 










7 ANEXOS 

• Organigrama Funcional 2019 
o Ubicación Instalaciones del SENI 2019 

o Diagrama Unifilar 2019 





ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL OC 2019 


ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBUCA DOMINICANA INC. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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DIAGRAMA UNIFILAR 2019 
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UBICACIÓN INSTALACIONES DEL SENI 2019 
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